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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ 


Α ΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 012582 

Απόφαση της ΡΑΕ για την έγκριση του Εγχειριδίου Δι¬ 
αχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
Προμηθευτών Δικτύου. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286/ 
22.12.1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του κώδικα διαχείρισης του Συστή¬ 
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.5.2005), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 157 


ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 82 

27 Ιανουάριου 2006 

παράγραφος (5), του άρθρου 320 παράγραφος (6) και 
του άρθρου 327 του κώδικα αυτού. 

3. Τη δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα. 

4. Την από 15.11.2005 σχετική εισήγηση της ΔΕΗ Α.Ε. 
υπ’ αριθμ. Γ.ΔΝΣ/4962/15.11.2005 (ΡΑΕ/132728/16.11.2005) 
με θέμα «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περι¬ 
οδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» 

5. Την από 11.1.2006 συνεδρίαση της Ολομέλειας της 
ΡΑΕ, αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει το συνημμένο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Με¬ 
τρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών 
Δικτύου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


Αρθρο 1 

Κατηγορίες Μετρητών Δικτύου 


Οι μετρητές που μετρούν την έγχυση ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστη¬ 
μα Δίκτυο ή την απορρόφηση ενέργειας από αυτό, εφεξής «Μετρητές του Δι¬ 
κτύου», διακρίνονται στις εξής Κατηγορίες Μετρητών Δικτύου: 

Α) Μετρητές απορροφόμενης ενέργειας από Πελάτες οι εγκαταστάσεις των 
οποίων συνδέονται στο διασυνδεδεμένο Δίκτυο στη μέση τάση, με δυνα¬ 
τότητα ωριαίας καταμέτρησης και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων, τα δε¬ 
δομένα των οποίων συλλέγονται μέσω τηλεμετάδοσης από τον Διαχειρι¬ 
στή του Συστήματος ή τον Διαχειριστή του Δικτύου. Οι Μετρητές αυτοί 
αναφέρονται εφεξής ως «Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ», και ταυτίζο¬ 
νται με τους Καταχωρη μένους Μετρητές Πελατών Δικτύου ΜΤ κατά το 
Άρθρο 327 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Η¬ 
λεκτρικής Ενέργειας. 

Β) Μετρητές εγχυόμενης ενέργειας από Μονάδες παραγωγής συνδεόμενες 
στο διασυνδεδεμένο Δίκτυο στη μέση τάση, με δυνατότητα ωριαίας κατα¬ 
μέτρησης και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων. Οι Μετρητές αυτοί αναφέ- 
ρονται εφεξής ως «Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΜΤ», και ταυτίζονται 
με τους Καταχωρη μένους Μετρητές Παραγωγής ΜΤ κατά το Άρθρο 158 
του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ε¬ 
νέργειας. 

Γ) Μετρητές απορροφόμενης ενέργειας από Πελάτες οι εγκαταστάσεις των 
οποίων συνδέονται στο διασυνδεδεμένο Δίκτυο στη χαμηλή τάση, με δυ¬ 
νατότητα ωριαίας καταμέτρησης και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων, εφε¬ 
ξής «Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ». 

Δ) Μετρητές εγχυόμενης ενέργειας από Μονάδες παραγωγής συνδεόμενες 
στο διασυνδεδεμένο Δίκτυο στη χαμηλή τάση, με δυνατότητα ωριαίας κα¬ 
ταμέτρησης και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων, εφεξής «Ωριαίοι Με¬ 
τρητές Παραγωγής ΧΤ». 

Ε) Μετρητές απορροφόμενης ενέργειας από Πελάτες οι εγκαταστάσεις των 
οποίων συνδέονται στο διασυνδεδεμένο Δίκτυο στη χαμηλή ή στη μέση 
τάση, χωρίς δυνατότητα ωριαίας καταμέτρησης ή συλλογής των δεδομέ¬ 
νων τους μέσω τηλεμετάδοσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τον 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


903 


Διαχειριστή του Δικτύου, εφεξής «Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου». 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι Μετρητές ζωνικής καταμέτρη¬ 
σης, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα διακριτής καταμέτρησης της απορρο- 
φόμενης ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές ζώνες κάθε ημέρας αλλά όχι 
ανά ώρα. 

ΣΤ) Μετρητές Ορίων Δικτύου, κατά το Άρθρο 158 του Κώδικα Διαχείρισης 
του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι με¬ 
τρούν την ποσότητα ενέργειας η οποία διακινείται από το Σύστημα στο 
Δίκτυο. 


Αρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής και αντικείμενο 


1. Με το παρόν εγχειρίδιο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας διαχείρι¬ 
σης των μετρήσεων των Πελατών που συνδέονται στο διασυνδεδεμένο με το 
Σύστημα Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν Μη Ωριαίο Μετρητή 
Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ και περιοδικής εκκαθάρισης μεταξύ 
των κατόχων άδειας προμήθειας (εφεξής «Προμηθευτών») των μετρήσεων αυ¬ 
τών των Μετρητών Φορτίου του Δικτύου. Ειδικότερα, ρυθμίζονται οι λεπτομέ¬ 
ρειες της διαδικασίας εκπροσώπησης ενός Πελάτη ΧΤ από Προμηθευτές, της 
μεθοδολογίας καθορισμού των σχετικών ποσοστών εκπροσώπησης των Πελα¬ 
τών ΧΤ και της μεθοδολογίας καθορισμού των ποσοστών εκπροσώπησης των 
Μετρητών Ορίων Δικτύου από τους Προμηθευτές αναφορικά με το φορτίο Πε¬ 
λατών που έχουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου 
ΧΤ, καθώς και οι λεπτομέρειες διαχείρισης των μετρήσεων και περιοδικής εκ¬ 
καθάρισης μεταξύ των Προμηθευτών Πελατών του Δικτύου. 

2. Κάθε Προμηθευτής Πελατών του Δικτύου δρα ως Εκπρόσωπος Φορτίου στο 
πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρι¬ 
σης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

3. Με το παρόν Εγχειρίδιο ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δια¬ 
χειριστή του Δικτύου, του Διαχειριστή του Συστήματος, των Προμηθευτών και 
των Πελατών του Δικτύου, αναφορικά με τα θέματα που καθορίζονται στο πα¬ 
ρόν Άρθρο. 

4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρχεται την 1 η Φεβρουάριου 2006 και 
λήγει με την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων διατάξεων του Κώδικα Διαχείρι¬ 
σης του Δικτύου. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει προ της ενάρξεως ισχύος 
των διατάξεων του παρόντος να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την 
πλήρη εφαρμογή των διατάξεών του κατά την έναρξη ισχύος του. 
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Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των 

μετρητών και μετρήσεων 

1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των μετρητών και των μετρήσεων, ο 
Διαχειριστής του Δικτύου: 

Α) Τηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων μετρητών και αντίστοιχων μετρή¬ 
σεων, η οποία περιλαμβάνει: 

(1) Το Μητρώο των μετρητών κάθε Κατηγορίας Μετρητών Δικτύου, 
κατά το Άρθρο 1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να συλλέ¬ 
γει, να ελέγχει και να ενημερώνει τα στοιχεία των μετρητών κάθε 
Κατηγορίας στο αντίστοιχο Μητρώο. 

(2) Τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και 
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ με τους Προμηθευτές. 

(3) Αρχεία μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων των Μετρητών 
του Δικτύου. 

(4) Αρχείο ελέγχων και δοκιμών των Μετρητών του Δικτύου. 

(5) Άλλα στοιχεία κατά την κρίση του. 

Β) Εφαρμόζει τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου των μετρήσεων, διόρ¬ 
θωσης ή εκτίμησης αυτών αν είναι αναγκαίο, ώστε να προσδιορίσει τα 
Δεδομένα Μετρήσεων των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου, των Ωριαίων 
Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ. 

Γ) Μεριμνά για την παροχή πρόσβασης των Χρηστών και των Προμηθευτών 
στα δεδομένα των μετρητών και μετρήσεων που τους αφορούν. 

Δ) Επιβλέπει την τήρηση της διαδικασίας εκπροσώπησης Μη Ωριαίων Με¬ 
τρητών Φορτίου και Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, και μεριμνά για την 
εύρυθμη λειτουργία της. 

Ε) Υπολογίζει και παρέχει στον Διαχειριστή του Συστήματος τα ποσοστά εκ¬ 
προσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου από τους Προμηθευτές ως 
Εκπροσώπους Φορτίου, στο βαθμό που οι μετρήσεις των Μετρητών αυ¬ 
τών αφορούν στο συνολικό φορτίο των Πελατών του Δικτύου που διαθέ¬ 
τουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, βάσει 
της καθοριζόμενης στο παρόν διαδικασίας. 

ΣΤ) Εφαρμόζει τη διαδικασία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας του Δικτύου μεταξύ Προμηθευτών για τους Μη Ωριαίους Μετρητές 
Φορτίου και τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ. Η εκκαθάριση αυτή 
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δεν αφορά στις πιστώσεις ή χρεώσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του 
Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τον Κώδικα Διαχεί¬ 
ρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Ζ) Επιβλέπει και συντονίζει τη συλλογή των μετρήσεων των Μη Ωριαίων 
Μετρητών Φορτίου, δίνοντας τις κατάλληλες εντολές και οδηγίες στον 
Κύριο του Δικτύου, και συλλέγει τις μετρήσεις των Ωριαίων Μετρητών 
Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ. 

2. Ο Κύριος του Δικτύου συλλέγει τις μετρήσεις των Μη Ωριαίων Μετρητών 
Φορτίου με επιτόπια ανάγνωση, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Δια¬ 
χειριστή του Δικτύου. Περαιτέρω, κοινοποιεί τις μετρήσεις των Μη Ωριαίων 
Μετρητών Φορτίου στον Διαχειριστή του Δικτύου άμεσα και σύμφωνα με τις 
εντολές και τις οδηγίες αυτού. 

3. Οι Πελάτες, οι Παραγωγοί και οι Προμηθευτές που χρησιμοποιούν το Δίκτυο, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των Μετρητών και των μετρήσεων, ο¬ 
φείλουν: 

Α) Να παρέχουν στον Διαχειριστή του Δικτύου όλα τα στοιχεία που καθορί¬ 
ζονται στο παρόν για τους μετρητές των εγκαταστάσεών τους και για τις 
σχετικές μετρήσεις, 

Β) Να μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών και των μετρήσεών τους. 

4. Οι διατάξεις των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ περιλαμβάνουν τον αναγκαίο 
εξοπλισμό για τηλεμετάδοση των μετρήσεών τους βάσει των πρωτοκόλλων και 
λοιπών προδιαγραφών του κεντρικού συστήματος συλλογής των μετρήσεων 
του Διαχειριστή του Δικτύου. Οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ και ο σχετικός 
μετρητικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός εγκαθίστανται με ευθύνη, μέρι¬ 
μνα και δαπάνες του Διαχειριστή του Δικτύου. Ο Διαχειριστής του Δικτύου ο¬ 
φείλει με δαπάνες του να προβαίνει στη συντήρηση και στην άμεση αποκατά¬ 
σταση κάθε βλάβης των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και του σχετικού εξο¬ 
πλισμού. 

5. Κατ’ εξαίρεση των καθοριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Προμη¬ 
θευτές δύνανται να αναλαμβάνουν την εγκατάσταση των Ωριαίων Μετρητών 
Φορτίου ΧΤ, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον προσκομίζουν σχετική έγγραφη 
εξουσιοδότηση του Επιλέγοντος Πελάτη. Ο Διαχειριστής του Δικτύου διασφα¬ 
λίζει ότι οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ που εγκαθίστανται από Προμηθευτές 
κατά τα ανωτέρω φέρουν τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται βάσει των σχετι¬ 
κών Οδηγιών και προτύπων και πληρούν τις λοιπές λειτουργικές προδιαγραφές 
και απαιτήσεις που ισχύουν. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να δημοσιο¬ 
ποιεί ενημερωμένο κατάλογο των ως άνω λειτουργικών προδιαγραφών και α¬ 
παιτήσεων σχετικά με το μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τον 
τρόπο εγκατάστασης των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ. Οι Προμηθευτές 
δύνανται να εγκαθιστούν Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ μόνον εφόσον αυτοί 




906 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


φέρουν τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και πληρούν τις λοιπές λειτουργικές 
προδιαγραφές και απαιτήσεις που δημοσιοποιούνται από τον Διαχειριστή του 
Δικτύου για τους μετρητές και τον σχετικό μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό ε¬ 
ξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι Προμηθευτές αναλαμβάνουν το κόστος αρ¬ 
χικής προμήθειας και εγκατάστασης των μετρητών και του λοιπού σχετικού ε¬ 
ξοπλισμού, η κυριότητα των οποίων μεταβιβάζεται στον Διαχειριστή του Δι¬ 
κτύου, ενώ ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει με δαπάνες του να προβαίνει 
στη συντήρηση και στην άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης των Ωριαίων Με¬ 
τρητών Φορτίου ΧΤ και του σχετικού εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο Δια¬ 
χειριστής του Δικτύου οφείλει να προβαίνει άμεσα με δαπάνες του σε όλες τις 
αναγκαίες ενέργειες και ελέγχους σχετικά με τους εγκαθιστάμενους από τους 
Προμηθευτές Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, ώστε να διευκολύνεται η άσκη¬ 
ση στην πράξη του δικαιώματος των Επιλεγόντων Πελατών για την επιλογή 
Προμηθευτή. 


Αρθρο 4 

Υποκατηγορίες Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και 
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ 


1. Οι Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου και οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ δια- 
κρίνονται σε Υποκατηγορίες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α) Τάση σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Πελάτη, 

Β) Μέγιστη ισχύς της σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Πελάτη με το Δί¬ 
κτυο, 

Γ) Γεωγραφική περιοχή, 

Δ) Δυνατότητα ή μη για διακριτή καταμέτρηση της απορροφόμενης ενέρ¬ 
γειας σε διαφορετικές χρονικές ζώνες κάθε ημέρας. Οι Μη Ωριαίοι Με¬ 
τρητές Φορτίου που έχουν δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης και για 
τους οποίους ισχύουν διαφορετικές μεταξύ τους ζώνες της ημέρας, εντάσ¬ 
σονται σε διαφορετικές μεταξύ τους Υποκατηγορίες. 

Ε) Λοιπά κριτήρια τα οποία κρίνει σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν ο Διαχειρι¬ 
στής του Δικτύου. 

2. Οι Υποκατηγορίες Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και οι Υποκατηγορίες Ω¬ 
ριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου 
κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ, τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του πρώτου η¬ 
μερολογιακού έτους για το οποίο ισχύουν οι Υποκατηγορίες αυτές. Οι ως άνω 
Υποκατηγορίες ισχύουν για διάστημα τριών (3) τουλάχιστον ημερολογιακών ε- 
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Αρθρο 5 

Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου Τρίτων Προμηθευτών 


1. Ο κάτοχος άδειας προμήθειας που προμηθεύει άνω του εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) της ενέργειας που μετράται από Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου και α¬ 
πό Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ καλείται εφεξής και για τις ανάγκες του 
παρόντος «Δεσπόζων Προμηθευτής». Οι λοιποί κάτοχοι άδειας προμήθειας 
που προμηθεύουν Πελάτες με Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή 
Φορτίου ΧΤ καλούνται «Τρίτοι Προμηθευτές». 

2. Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες μετά την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπο¬ 
λογισμών όλοι οι Προμηθευτές αντιμετωπίζονται στις διαδικασίες που καθορί¬ 
ζονται στο παρόν ως Τρίτοι Προμηθευτές. Η Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολο¬ 
γισμών ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του 
Δικτύου. Η ΡΑΕ λαμβάνει την απόφαση αυτή έτσι ώστε η Ημέρα Έναρξης Ε¬ 
νιαίων Υπολογισμών να αντιστοιχεί είτε στον χρόνο κατά τον οποίο παύει να 
υφίσταται Δεσπόζων Προμηθευτής, είτε στον χρόνο κατά τον οποίο ο Διαχειρι¬ 
στής του Δικτύου τεκμηριωμένα δύναται να τηρεί όλες τις διαδικασίες που κα¬ 
θορίζονται στο παρόν ενιαία για όλους τους Προμηθευτές, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου και του Δεσπόζοντος. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος 
για τις μετρήσεις Περιόδων Καταμέτρησης που περιλαμβάνουν την Ημέρα Έ¬ 
ναρξης Ενιαίων Υπολογισμών ρυθμίζονται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισή¬ 
γησης του Διαχειριστή του Δικτύου. 

3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καταρτίζει και ενημερώνει ηλεκτρονικό Μητρώο 
Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου Τρίτων Προμηθευτών. Στο Μητρώο αυτό πε¬ 
ριλαμβάνονται εγγραφές για τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου Πελατών 
που προμηθεύονται ενέργεια, πλήρως ή μερικώς, από Τρίτο Προμηθευτή (εφε¬ 
ξής «Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου Τρίτων Προμηθευτών»). 

4. Στο Μητρώο Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου Τρίτων Προμηθευτών περιλαμ¬ 
βάνονται για έκαστο τέτοιο Μετρητή τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

Α) στοιχεία του Μετρητή, 

Β) στοιχεία των Πελατών η κατανάλωση ενέργειας των οποίων μετράται ή 
μετρήθηκε κατά το παρελθόν από τον Μετρητή, 

Γ) η Υποκατηγορία Μετρητών στην οποία ανήκει ο Μετρητής, 

Δ) πρόσθετα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος 
ή τα οποία κρίνονται απαραίτητα από τον Διαχειριστή του Δικτύου. 
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Άρθρο 6 

Αρχείο μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων 


1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου τηρεί πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο μετρήσεων και 
Δεδομένων Μετρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε Μετρητή του Δικτύου 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Τις μετρήσεις. 

Β) Τα Δεδομένα Μετρήσεων, με σήμανση στην περίπτωση που αυτά καθορί¬ 
στηκαν κατόπιν διόρθωσης ή εκτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 16. 

Γ) Αρχείο των δεδομένων και των μεθόδων διόρθωσης ή εκτίμησης των με¬ 
τρήσεων. 

2. Τα στοιχεία του αρχείου αυτού τηρούνται από τον Διαχειριστή του Δικτύου για 
διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την καταχώρισή τους. 

3. Οι Πελάτες, οι Παραγωγοί και οι Προμηθευτές που χρησιμοποιούν το Δίκτυο 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου εφό¬ 
σον έχουν έννομο συμφέρον. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων 

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλουν να 
καταρτίσουν και να τηρούν διαδικασία ανταλλαγής όλων των στοιχείων τα ο¬ 
ποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος. Η σχετική διαδικασία 
γνωστοποιείται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες επί της 
ως άνω ανταλλαγής δεδομένων. 

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να παρέχει στους Προμηθευτές τα στοιχεία 
που χρησιμοποιεί για την εφαρμογή του παρόντος, πέραν των ρητώς καθοριζο- 
μένων στοιχείων κατά τις διατάξεις του παρόντος, κατόπιν αιτήσεώς τους, υπό 
τους όρους του παρόντος Άρθρου. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, οφείλει ιδίως 
να παρέχει στους Προμηθευτές: α) πλήρη ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσης 
ενέργειας των Πελατών που συνδέονται στο Δίκτυο, κατόπιν αιτήσεώς Προμη¬ 
θευτή στην οποία επισυνάπτεται σχετική εξουσιοδότηση Πελάτη, β) τα πρωτο¬ 
γενή στοιχεία και τα Δεδομένα Μέτρησης των μετρητών Πελατών τους, σε πε¬ 
ριοδική βάση για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ ή ΧΤ και αμέσως μετά 
τη συλλογή ή τον καθορισμό τους για τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου. 
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3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και 
οφείλει να δημοσιοποιεί τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά με 
τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών του παρόντος. 

4. Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της 
εχεμύθειας που διέπει τις εμπορικές συναλλαγές. Υποχρέωση τήρησης εχεμύ¬ 
θειας έχει και το προσωπικό του Διαχειριστή του Δικτύου. 

5. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 
του Δικτύου και τους Προμηθευτές, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοι¬ 
χεία και στατιστικά δεδομένα. 

6. Ο χαρακτηρισμός από τον Διαχειριστή του Δικτύου κατηγορίας ή ομάδας πλη¬ 
ροφοριών ως εμπιστευτικών ή μη τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 

7. Με απόφαση του Διαχειριστή του Δικτύου που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ τυπο¬ 
ποιείται διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και δημοσιοποίησης των στοιχείων 
παρακολούθησης της διαδικασίας Περιοδικής Εκκαθάρισης των Μετρήσεων, η 
οποία διασφαλίζει κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό την τήρηση τόσο της 
αρχής της διαφάνειας και της ασφαλούς πληροφόρησης του κοινού όσο και της 
αρχής της εχεμύθειας. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΗ ΩΡΙΑΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΧΤ 


Αρθρο 8 

Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Τρίτων 

Προμηθευτών 


1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καταρτίζει και ενημερώνει ειδικό πίνακα (εφεξής 
«Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Τρίτων Προμηθευτών») 

στον οποίο καταχωρείται τουλάχιστον ένας Προμηθευτής ως Εκπρόσωπος Με¬ 
τρητή για κάθε Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου και κάθε Ωριαίο Μετρητή Φορτί¬ 
ου ΧΤ που αντιστοιχούν σε Πελάτες οι οποίοι προμηθεύονται ενέργεια, πλήρως 
ή μερικώς, από Τρίτους Προμηθευτές. Ο Διαχειριστής του Δικτύου μεριμνά ώ¬ 
στε ο Πίνακας Αντιστοίχισης να είναι ενημερωμένος και πλήρης κατά το Άρθρο 
9 και το Άρθρο 10 για κάθε ημέρα. 
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2. Ο Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Τρίτων Προμηθευτών καταρ¬ 
τίζεται με βάση τις ακόλουθες αρχές: 

Α) Κάθε Μη Ωριαίος Μετρητής Φορτίου και κάθε Ωριαίος Μετρητής Φορτί¬ 
ου ΧΤ εκπροσωπείται από έναν ή περισσότερους Προμηθευτές, από τους 
οποίους τουλάχιστον ένας είναι Τρίτος Προμηθευτής. 

Β) Στον Πίνακα Αντιστοίχισης καταγράφεται το ποσοστό κατά το οποίο κάθε 
Προμηθευτής εκπροσωπεί έκαστο Μετρητή. Το άθροισμα των ποσοστών 
εκπροσώπησης από Προμηθευτές για κάθε Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου 
και για κάθε Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ είναι ίσο με εκατό τοις εκατό 
(100%) για κάθε ώρα. 

3. Κάθε Ωριαίος Μετρητής Παραγωγής ΧΤ εκπροσωπείται από τον κάτοχο της 
άδειας παραγωγής της αντίστοιχης μονάδας παραγωγής. 

4. Η εκπροσώπηση των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ ρυθμίζεται κατά τις δια¬ 
τάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

Αρθρο 9 

Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου 

1. Οι Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου και οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ των 
Πελατών του Δικτύου δύνανται να εκπροσωπηθούν μόνον από κατόχους άδειας 
προμήθειας («Προμηθευτές»), οι οποίοι δρουν ως Εκπρόσωποι Φορτίου για 
τους Πελάτες αυτούς κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα¬ 
τος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Οι Προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του Δικτύου Δή¬ 
λωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) άπαξ την πρώτη φορά κατά την οποία ο Προμηθευτής προμηθεύει Πελάτη 
με Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, 

Β) κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή ως προς τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορ¬ 
τίου ή τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, 

Γ) κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή ως προς τον Πελάτη η κατανάλωση ε¬ 
νέργειας του οποίου μετράται από τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή τον 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, 

Δ) κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή ως προς το ποσοστό εκπροσώπησης του 
Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ή του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ. 
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3. Με την υποβολή Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου ο Προμηθευτής 
δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη σχετικά με την εκ¬ 
προσώπηση και το ποσοστό εκπροσώπησης. 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία Μη Ωριαίος Μετρητής Φορτίου ή Ωριαίος Με¬ 
τρητής Φορτίου ΧΤ δεν εκπροσωπείται ή το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησης 
είναι μικρότερο του 100%, ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικοινωνή¬ 
σει άμεσα με τον Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί ο Μετρητής. Εάν συντρέχει 
περίπτωση οικειοθελούς διακοπής της τροφοδοσίας, ο Διαχειριστής του Δικτύ¬ 
ου μεριμνά για τη διακοπή τροφοδοσίας του Μετρητή. Σε κάθε άλλη περίπτω¬ 
ση, ο Διαχειριστής του Δικτύου, ανάλογα με τη σχετική δήλωση του Πελάτη 
και κατά τον τρόπο εκπροσώπησής του που ο ίδιος υποδεικνύει, αντιστοιχίζει 
τον Μετρητή με Προμηθευτή ή Προμηθευτές. 

5. Σε περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των ποσοστών εκπροσώπησης για 
έναν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή έναν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ υπερ¬ 
βαίνει το 100%, ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα 
με τους Προμηθευτές, που εκπροσωπούν τον συγκεκριμένο Μετρητή και να 
τους ζητήσει να διορθώσουν τις Δηλώσεις Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου. 
Σε περίπτωση κατά την οποία το πρόβλημα παραμένει, ο Διαχειριστής του Δι¬ 
κτύου επικοινωνεί άμεσα με τον Πελάτη από τον οποίο ζητά να προσδιορίσει 
τον τρόπο εκπροσώπησής του, ώστε το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησής του 
να είναι 100%. 


Αρθρο 10 

Περιεχόμενο και έναρξη ισχύος Δήλωσης Εκπροσώπησης 

Μετρητή Φορτίου 


1. Η Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου περιλαμβάνει: 

Α) Τον κωδικό του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ή του Ωριαίου Μετρητή 
Φορτίου ΧΤ. 

Β) Στοιχεία σχετικά με τον Πελάτη που αντιστοιχεί στον Μετρητή. 

Γ) Το ποσοστό εκπροσώπησης του φορτίου του Μετρητή. Το ποσοστό αυτό 
λαμβάνει ενιαία και σταθερή αριθμητική τιμή για όλη τη χρονική περίοδο 
ισχύος της Δήλωσης. 

Δ) Την ημερομηνία της πρώτης ημέρας κατά την οποία είναι επιθυμητό να 
αρχίσει η ισχύς της Δήλωσης, η οποία δεν δύναται να είναι συντομότερη 
των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης. 

2. Ο τύπος των Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου εγκρίνεται από τη 

ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου. 
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3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καθορίζει την ημέρα έναρξης ισχύος της Δήλωσης 
Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, η οποία δεν δύναται να απέχει πέραν των 
τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία που καθορίζεται στη Δήλωση ως ε¬ 
πιθυμητή για την έναρξη ισχύος της. 

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να μεριμνά για τη συλλογή των μετρήσεων 
των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, 
σε χρόνο κατά το δυνατόν εγγύτερο στην ημέρα έναρξης ισχύος της Δήλωσης 
Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, δίνοντας τις κατάλληλες εντολές και οδηγί¬ 
ες στον Κύριο του Δικτύου εάν αυτό είναι απαραίτητο, και ενημερώνοντας σχε¬ 
τικά τους ενδιαφερομένους Προμηθευτές. 

5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να ενημερώνει τον Πίνακα Αντιστοίχισης 
Μετρητών Φορτίου και Τρίτων Προμηθευτών, σύμφωνα με το περιεχόμενο κά¬ 
θε έγκυρης Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και κατά τις διατάξεις 
κατά το Άρθρο 9. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 


Αρθρο 11 

Συλλογή μετρήσεων Μη Ωριαίων Μετρητών και Περίοδοι 

Καταμέτρησης 


1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καθορίζει τη συχνότητα συλλογής των μετρήσεων 
των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου, ενιαία ανά Υποκατηγορία Μη Ωριαίων 
Μετρητών Φορτίου. 

2. Ως Περίοδος Καταμέτρησης ενός Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ορίζεται το 
χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών πράξεων συλλογής μετρήσεων. 

3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να συντονίζει τη συλλογή των μετρήσεων 
των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου κατά τρόπο ώστε η Περίοδος Καταμέ¬ 
τρησης κάθε Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου να είναι κατά το δυνατόν σταθερή. 

4. Η Περίοδος Καταμέτρησης κάθε Υποκατηγορίας Μη Ωριαίων Μετρητών Φορ¬ 
τίου δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των έξι μηνών, και πρέπει να είναι πολ¬ 
λαπλάσιο του ενός μήνα και ακέραιο υποπολλαπλάσιο των δώδεκα μηνών. 

5. Ο Κύριος του Δικτύου οφείλει να συλλέγει τις μετρήσεις των Μη Ωριαίων Με¬ 
τρητών Φορτίου με επιτόπια ανάγνωση, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες 
του Διαγειριστή του Δικτύου. Περαιτέρω, οφείλει να κοινοποιεί τις μετρήσεις 
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των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου στον Διαχειριστή του Δικτύου άμεσα και 
σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες αυτού. 


Άρθρο 12 

Συλλογή μετρήσεων Ωριαίων Μετρητών ΧΤ 


1. Η συλλογή των μετρήσεων των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ω¬ 
ριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ διενεργείται από τον Διαχειριστή του Δικτύ¬ 
ου, ο οποίος για το σκοπό αυτό προμηθεύεται και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύ¬ 
στημα συλλογής και αυτόματης μεταβίβασης των μετρήσεων σε αρχεία της βά¬ 
σης δεδομένων μετρητών και μετρήσεων. 

2. Η συλλογή των μετρήσεων των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ω¬ 
ριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ διενεργείται με συχνότητα τουλάχιστον μία 
φορά την εβδομάδα. 

3. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα 
συλλογής μετρήσεων, η λήψη των μετρήσεων γίνεται με κάθε άλλη πρόσφορη 
μέθοδο. Στην περίπτωση προβλήματος που αφορά τη συλλογή των μετρήσεων 
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ ή Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ ο Δια¬ 
χειριστής του Δικτύου ενημερώνει για το πρόβλημα του Εκπροσώπους των Με¬ 
τρητών αυτών, καθώς και τον Κύριο του Δικτύου ο οποίος οφείλει να προβεί σε 
κάθε αναγκαία ενέργεια, σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες του Διαχειρι¬ 
στή του Δικτύου, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Άρθρο 13 

Δεδομένα Μετρήσεων 

1. Οι μετρήσεις που συλλέγονται για τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου, τους 
Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ και τους Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΧΤ 
υπόκεινται από τον Διαχειριστή του Δικτύου σε αυτόματο έλεγχο, καθώς και σε 
διόρθωση ή εκτίμηση εάν είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφά¬ 
λαιο αυτό. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν τα τελικά δεδομένα μετρήσεων 
(εφεξής: Δεδομένα Μετρήσεων). 

2. Τα Δεδομένα Μετρήσεων για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ, τους Ω¬ 
ριαίους Μετρητές Παραγωγής ΜΤ και τους Μετρητές Ορίων Δικτύου καθορί¬ 
ζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

3. Σε όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν Εγχειρίδιο και στις οποίες 
απαιτούνται δεδομένα μετρήσεων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο τα 
Δεδομένα Μετρήσεων. 




914 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να ζητά τη συνδρομή των Προμηθευτών, 
των Παραγωγών και του Κυρίου του Δικτύου για τη διόρθωση ή εκτίμηση των 
μετρήσεων, οι οποίοι οφείλουν να ανταποκρίνονται άμεσα. 

5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να επανεκτιμά τα Δεδομένα Μετρήσεων 
στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται λανθασμένη μέτρηση Μετρητή Δικτύου 
για τεχνικούς ή άλλους λόγους. 

Αρθρο 14 

Έλεγχος μετρήσεων 

1. Ο έλεγχος των μετρήσεων διενεργείται για όλες τις μετρήσεις Μη Ωριαίων Με¬ 
τρητών Φορτίου, Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και Ωριαίων Μετρητών Πα¬ 
ραγωγής ΧΤ με αυτόματο τρόπο, αμέσως μετά την καταχώρηση στο ηλεκτρο¬ 
νικό σύστημα διαχείρισης των μετρήσεων. 

2. Στη διαδικασία ελέγχου των μετρήσεων περιλαμβάνεται η διαπίστωση σφαλμά¬ 
των στις μετρήσεις, τα οποία μπορεί να οφείλονται στις συνθήκες λειτουργίας, 
στην επιτόπια ανάγνωση και σε βλάβες του τεχνικού εξοπλισμού. 

3. Ο έλεγχος των μετρήσεων συνίσταται στα εξής: 

Α) Έλεγχος της συμβατότητας των μετρήσεων και της διαδικασίας συλλογής 
τους με τις ακολουθούμενες προδιαγραφές και τις εκδοθείσες εντολές και 
οδηγίες. 

Β) Σύγκριση μεταξύ των μετρήσεων κύριου Μετρητή και μετρητή επαλήθευ¬ 
σης, εφόσον είναι εγκατεστημένος, και μεταξύ των μετρήσεων μετρητών 
του Δικτύου οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι διαδοχικά σε δενδροειδή διά¬ 
ταξη. 

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να εφαρμόζει αυτοματοποιημένες διαδι¬ 
κασίες ελέγχου μετρήσεων, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη πα¬ 
ράγραφο. 

Αρθρο 15 

Αποτελέσματα ελέγχου μετρήσεων 

1. Εάν οι μετρήσεις που συλλέγονται από Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου, Ω¬ 
ριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ ή Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΧΤ, πιστο¬ 
ποιηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου κατά το Άρθρο 14, ανα¬ 
γνωρίζονται ως Δεδομένα Μετρήσεων. 
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2. Εάν οι μετρήσεις που συλλέγονται από Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου, Ω¬ 
ριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ ή Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΧΤ, δεν πι¬ 
στοποιηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου κατά το Άρθρο 14 ή 
δεν είναι διαθέσιμες, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Α) Ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει σχετικά με το πρόβλημα τους 
Εκπροσώπους του Μετρητή και τον Κύριο του Δικτύου. 

Β) Οι Εκπρόσωποι Μετρητών, αφού λάβουν γνώση του προβλήματος σύμ¬ 
φωνα με τα παραπάνω, οφείλουν να παρέχουν στον Διαχειριστή του Δι¬ 
κτύου εκτίμηση της ποσότητας ενέργειας η οποία δεν μετρήθηκε ορθά. 

Γ) Ο Κύριος Δικτύου, αφού διαπιστώσει τα αίτια του προβλήματος προβαίνει 
στις ακόλουθες ενέργειες: 

(1) Παρέχει στον Διαχειριστή του Δικτύου κάθε δυνατή ενημέρωση 
για τα αίτια του προβλήματος και τις ενέργειες στις οποίες δύνα- 
ται να προβεί για την αντιμετώπισή του. 

(2) Αν το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχία της μετρητικής διάταξης 
μεριμνά για την επισκευή ή την ολική ή μερική αντικατάστασή 
της. 

Δ) Ο Διαχειριστής του Δικτύου προβαίνει σε διόρθωση ή εκτίμηση των με¬ 
τρήσεων κατά το Άρθρο 16. Οι μετρήσεις που προκύπτουν αναγνωρίζο¬ 
νται ως Δεδομένα Μετρήσεων. 

3. Ο Κύριος του Δικτύου οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε 
κάθε πρόβλημα σε Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου, Ωριαίους Μετρητές Φορ¬ 
τίου ΧΤ ή Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΧΤ να επιλύεται εντός σαράντα ο¬ 
κτώ (48) ωρών από τη γνωστοποίηση του προβλήματος σε αυτόν. 


Αρθρο 16 

Διόρθωση και εκτίμηση μετρήσεων 


1. Στην περίπτωση κατά την οποία οι μετρήσεις ενός Μη Ωριαίου Μετρητή Φορ¬ 
τίου ή Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ ή Ωριαίου Μετρητή Παραγωγής ΧΤ δεν 
είναι διαθέσιμες ή δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τη διαδικασία πι¬ 
στοποίησης και ελέγχου, ο Διαχειριστής του Δικτύου χρησιμοποιεί για τον κα¬ 
θορισμό των Δεδομένων Μετρήσεων τις μετρήσεις του μετρητή επαλήθευσης, 
εφόσον αυτές πιστοποιούνται επιτυχώς σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται μετρητής επαλήθευσης και οι 
μετρήσεις του Μετρητή δεν είναι διαθέσιμες ή δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς 
σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου, διενεργείται εκτίμηση των Δεδομένων Με¬ 
τρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (3). Ομοίως και στην πε- 
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ρίπτωση που αμφότερες οι μετρήσεις κύριου Μετρητή και μετρητή επαλήθευ¬ 
σης δεν είναι διαθέσιμες ή δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τη διαδι¬ 
κασία ελέγχου. 

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου (2), για τη διόρθωση ή εκτίμηση της ποσότη¬ 
τας ενέργειας που εγχύθηκε ή απορροφήθηκε από το Δίκτυο, λαμβάνονται υ¬ 
πόψη τα εξής: 

Α) Ο μέσος όρος των Δεδομένων Μετρήσεων που συλλέχθηκαν για τον ίδιο 
Μετρητή για τις τρεις πρόσφατες και κατά το δυνατόν παρόμοιες ως προς 
το φορτίο ημέρες. 

Β) Οι μετρήσεις κατάλληλων μετρητών ανάντι του εν λόγω Μετρητή. 

Γ) Άλλα δεδομένα και ιστορικά στοιχεία τα οποία κρίνει ο Διαχειριστής του 
Δικτύου σκόπιμο να λάβει υπόψη, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης 
κατά το Άρθρο 15 παράγραφος 2.Β. 

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου διενεργεί τη διόρθωση ή εκτίμηση των μετρήσεων 
εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την κοινοποίηση σε αυτόν των αρχικών 
δεδομένων μετρήσεων. 

5. Στην περίπτωση διόρθωσης ή εκτίμησης μετρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο αυτό, η καταχώριση των αντίστοιχων Δεδομένων Μετρήσεων στη 
βάση δεδομένων μετρητών και μετρήσεων συνοδεύεται από σχετική σήμανση, 
ενώ σε ιδιαίτερο αρχείο καταχωρούνται όλα τα δεδομένα και η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη διόρθωση ή την εκτίμηση των μετρήσεων. 

6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιεύει κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του συνο¬ 
πτικό κατάλογο με στατιστική ανάλυση των περιπτώσεων διόρθωσης ή εκτίμη¬ 
σης μετρήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει: 

Α) Στατιστική ανάλυση των περιπτώσεων στις οποίες κατέστη αναγκαία η 
διόρθωση ή εκτίμηση των μετρήσεων, όπως ενδεικτικά η κατανομή των 
συμβάντων ανά Κατηγορία Μετρητών, γεωγραφική περιοχή, Εκπρόσωπο 
Μετρητών, κλπ, 

Β) Περιγραφή των λόγων εξαιτίας των οποίων κατέστη αναγκαία η διόρθωση 
ή εκτίμηση των μετρήσεων, και 

Γ) Κάθε άλλη πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για λόγους διαφάνειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 


Αρθρο 17 

Διαδικασία εκ των προτέρων εκτίμησης των ποσοστών 
εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου 


1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καθορίζει τα εκ των προτέρων εκτιμώμενα ποσο¬ 
στά εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου από τους Προμηθευτές. 

2. Τα εκ των προτέρων καθοριζόμενα ποσοστά εκπροσώπησης ισχύουν για τον 
αμέσως επόμενο μήνα, λαμβάνουν ενιαία τιμή ανά Προμηθευτή για όλες τις ώ¬ 
ρες του μήνα και για το σύνολο των Μετρητών Ορίων Δικτύου του διασυνδε- 
δεμένου Δικτύου, και καθορίζονται κατά το Άρθρο 18. 

3. Τα εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου αναφέ- 
ρονται στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους Πελάτες του 
Δικτύου που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορ¬ 
τίου ΧΤ. Η κατανάλωση των Πελατών αυτών αποτελεί μέρος της μετρούμενης 
ενέργειας από τους Μετρητές Ορίων Δικτύου. 

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου εκτιμά εκ των προτέρων τη συνολική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας από τους Πελάτες του Δικτύου που διαθέτουν Μη Ωριαίο 
Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ για τον αμέσως επόμενο μή¬ 
να, έως τη δέκατη (10 η ) ημέρα πριν την έναρξη του μήνα αυτού. 

5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, με αναφορά στον επόμενο μήνα, κοινοποιεί στους 
Προμηθευτές τα ποσοστά εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου, κα¬ 
θώς και την εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους 
Πελάτες του Δικτύου που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο 
Μετρητή Φορτίου ΧΤ, έως την δέκατη (ΙΟ' 1 ) ημέρα πριν την έναρξη του μήνα 
στον οποίο αναφέρονται. Σε κάθε Προμηθευτή κοινοποιούνται τα στοιχεία τα 
οποία τον αφορούν. 

6. Οι Προμηθευτές δύνανται να υποβάλλει αιτιολογημένη ένσταση επί των ως ά¬ 
νω κοινοποιούμενων σε αυτούς στοιχείων εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 
παραλαβή τους. Στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων ο Διαχειριστής του Δι¬ 
κτύου οφείλει να προβεί εκ νέου στους σχετικούς υπολογισμούς, και να κοινο¬ 
ποιήσει τα τελικά στοιχεία στους Προμηθευτές και στον Διαχειριστή του Συ¬ 
στήματος εντός τεσσάρων (4) ημερών από την παραλαβή της ένστασης, παρέ- 
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χονιας τεκμηρίωση των ενεργειών του προς τον Προμηθευτή που υπέβαλε την 
ένσταση. 


Αρθρο 18 

Εκ των προτέρων εκτίμηση των ποσοστών εκπροσώπησης 
των Μετρητών Ορίων Δικτύου 


1. Για έκαστο Τρίτο Προμηθευτή (]), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσό¬ 
τητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο 

Μετρητή Φορτίου, για τον επόμενο μήνα (ιη), ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ '"', υπολογί¬ 
ζεται ως εξής: 

ΚΕ_ΜΩΜΦ_Π/ή”' = Σ ίκΕ_ΜΩΜΦ”''χΠΕ”')χ(ΐ + ΣΑ_ΜΤ) + 

Υζ,ΟεΜΤ, ' ' 

*Χ/) 

Σ (ΚΕ _ ΜΩΜΦ'”' χ ΠΕ* ') χ (1 + ΣΑ _ ΧΤ) 

ν;,(ίεΧΤ, ' ’ 

<Χ/) 


όπου: 


ΚΕΜΩΜ®^ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία α¬ 
ντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), για τον μήνα 
(ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 37, 

ΠΕ"/ το ποσοστό εκπροσώπησης του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου 

(ί) από τον Τρίτο Προμηθευτή (]) το οποίο θα ισχύει για τη 15 η 
ημέρα του μήνα (ιη), σύμφωνα με τις υποβληθείσες Δηλώσεις 
Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, 


ΣΑ_ΜΤ, ΣΑ_ΧΤ οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου για Πελάτες 
μέσης και χαμηλής τάσης αντιστοίχως, όπως έχουν καθοριστεί 
κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 157 παράγραφος (4) του Κώ¬ 
δικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και ισχύουν για τον μήνα (ιη), εκφρασμένοι ανά μονά¬ 
δα, 


Σ 

ν;,(;εΜΤ, 

I*]) 


Σ άθροιση για όλους τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτί- 

νί,Ο'εΧΤ, 

'Χ/) 

ου που εκπροσωπούνται, πλήρως ή μερικώς, από τον Τρίτο Προ¬ 
μηθευτή 0), οι οποίοι μετρούν την κατανάλωση Πελατών που 
συνδέονται στη μέση τάση ή στη χαμηλή τάση αντιστοίχως. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


919 


2. Για έκαστο Τρίτο Προμηθευτή (]) η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσό¬ 
τητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Με¬ 
τρητή Φορτίου ΧΤ, για τον επόμενο μήνα (ιη), ΚΕ _ ΩΜΦXΤ _ Π ρ '"', υπολο¬ 
γίζεται ως εξής: 

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ”' = X (ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ'"' χ ΠΕ”') χ (1 + ΣΑ _ ΧΤ) 

νίε ϊ ' ’ ' 

όπου: 


ΚΕ_ΩΜΦXΤ'” , η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία α¬ 
ντιστοιχεί στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), για τον μήνα 
(ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 38, 

ΠΕ"/ το ποσοστό εκπροσώπησης του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ 

(ί) από τον Τρίτο Προμηθευτή φ το οποίο θα ισχύει για τη 15 η 
ημέρα του μήνα (ιη), σύμφωνα με τις υποβληθείσες Δηλώσεις 
Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, 

ΣΑ_ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες χαμηλής τά¬ 
σης, όπως έχει καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 157 
παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ισχύει για τον μήνα (ιη), 
εκφρασμένος ανά μονάδα, 

X άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ που εκ- 

ν/ε ] 

προσωπούνται, πλήρως ή μερικώς, από τον Τρίτο Προμηθευτή 

ω· 

3. Για έκαστο Προμηθευτή (]), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα 
ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο Με¬ 
τρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για τον επόμενο μήνα (ιη), 

ΚΕ_Π/?'” , , υπολογίζεται ως εξής: 

Α) Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες έως την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων 
Υπολογισμών: 

(1) Για έκαστο Τρίτο Προμηθευτή ()): 

ΚΕ _ Π//"' = ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π//"' + ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _Π/Χ"' 


όπου: 
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ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ'"' η συνολική καταλογιζόμενη στον Τρίτο Προμηθευ¬ 
τή 0) ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του 
που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, για τον επόμενο 
μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (1), 

ΚΕ_ ΩΜΦΧΤ_ Π/ι'" ί η συνολική καταλογιζόμενη στον Τρίτο Προμη¬ 
θευτή (]) ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του 
που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για τον επόμενο 
μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (2). 

(2) Για τον Δεσπόζοντα Προμηθευτή: 

κε_π ρζ' =εε_δδ;;'-κεωμφμτ;*/- £(κε_μφ_π/?;') 

ν/*Δ ' ' 


όπου: 

ΕΕ_ΔΔ'"/ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 

με το Σύστημα Δίκτυο, για τον μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το 
Άρθρο 36, 

ΚΕΩΜΦΜΤ”/ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, 
για τον μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 39, 

ΚΕ_Π/7" ,ί η συνολική καταλογιζόμενη στον Τρίτο Προμηθευτή (]) ποσό¬ 
τητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέ¬ 
τουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου 
ΧΤ, για τον επόμενο μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά την παρά¬ 
γραφο (3.Α.1), 

^ άθροιση για όλους τους Τρίτους Προμηθευτές ()). 

Υ/>Δ 


Β) Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες μετά την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων 
Υπολογισμών, για όλους τους Προμηθευτές ο υπολογισμός γίνεται στα ε¬ 
ξής δύο στάδια: 

Στάδιο 1: Για όλους τους Προμηθευτές: 

^ΚΕ _ Π//"' ^ = ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ”' + ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _Π//"' 


όπου: 
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ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ'“' η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (]) 

ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που δια¬ 
θέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, για τον επόμενο μήνα (ηι), 
υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (1), 

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ'"' η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (}) 

ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που δια¬ 
θέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για τον επόμενο μήνα (ηι), 
υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (2). 

Στάδιο 2: Για όλους τους Προμηθευτές: 

ΚΕ _ Πρ;' = (κε _ π ρ-')' X εε_αα:'-κε_ωμφμτ:; 

Χ(κε_π λ ·Λ" 

V/· ' ' 


όπου: 

ΕΕ_ΔΔ'”/ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 

με το Σύστημα Δίκτυο, για τον μήνα (ηι), υπολογιζόμενη κατά το 
Άρθρο 36, 

ΚΕ_ΩΜΦΜΤ"'/ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, 
για τον μήνα (ηι), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 39, 

^ άθροιση για όλους τους Προμηθευτές ()). 

V/ 


4. Για έκαστο Προμηθευτή 0), το εκ των προτέρων καθοριζόμενο ποσοστό εκ¬ 
προσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου, για τον επόμενο μήνα (ηι), 

ΠΕβχαηΐβ_Τ\ρ '"', εκφρασμένο σε ποσοστό επί τοις εκατό (%), υπολογίζεται 
ως εξής: 


Π Έβχαηίβ _ Π ρ' η ' 


ΚΕΠρ/ 

ΕΕ ΔΔ'"/ - ΚΕ ΩΜΦΜΤ'"/ 

— ίοί — ίοί 


χΙΟΟ 


όπου: 

ΚΕ_Π ρ'”' η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή 0) ποσότητα ε¬ 
νέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για 
τον μήνα (ηι), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (3), 
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ΕΕ _ ΔΔ"/ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 

με το Σύστημα Δίκτυο, για τον μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το 
Άρθρο 36, 

ΚΕΩΜΦΜΤ”/ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, 
για τον μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 39. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 


Αρθρο 19 

Διαδικασία εκ των υστέρων υπολογισμού της 
καταλογιζόμενης σε Προμηθευτές ενέργειας 


1. Αμέσως μετά τη συλλογή των μετρήσεων ενός Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου, 
ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας του αντί¬ 
στοιχου Πελάτη για κάθε μήνα ο οποίος έληξε εντός της τελευταίας Περιόδου 
Καταμέτρησης του Μετρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το Άρθρο 29. 

2. Για κάθε μήνα, αμέσως μετά τη συλλογή των σχετικών μετρήσεων όλων των 
Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και τον υπολογισμό της μηνιαίας κατανάλω¬ 
σης ενέργειας των αντίστοιχων Πελατών κατά την παράγραφο (1) για τον μήνα 
αυτό, δηλαδή μετά τη συλλογή των μετρήσεων όλων των Μη Ωριαίων Μετρη¬ 
τών Φορτίου στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι ημέρες του μήνα αυτού, ο 
Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει την εκ των υστέρων καταλογιζόμενη ε¬ 
νέργεια σε έκαστο Προμηθευτή για κάθε ώρα του μήνα αυτού, εφαρμόζοντας 
διαδοχικά τις διατάξεις κατά τα Άρθρα: 

Α) Άρθρο 20 για τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε κάθε Προμηθευτή 
ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του με Ωριαίο Μετρητή 
Φορτίου ΧΤ, για κάθε Περίοδο Κατανομής του εν λόγω μήνα, 

Β) Άρθρο 21 για τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε κάθε Προμηθευτή 
ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του με Ωριαίο Μετρητή 
Φορτίου ΜΤ, για κάθε Περίοδο Κατανομής του εν λόγω μήνα, 

Γ) Άρθρο 22 για τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε κάθε Προμηθευτή 
ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του με Μη Ωριαίο Με- 
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τρητή Φορτίου με δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης, για κάθε Περίοδο 
Κατανομής του εν λόγω μήνα, 

Δ) Άρθρο 23 για τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε κάθε Τρίτο Προ¬ 
μηθευτή ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του με Μη Ω¬ 
ριαίο Μετρητή Φορτίου χωρίς δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης, για κά¬ 
θε Περίοδο Κατανομής του εν λόγω μήνα, 

Ε) Άρθρο 24 για τον υπολογισμό της συνολικής καταλογιζόμενης σε κάθε 
Προμηθευτή ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του που 
διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, 
για κάθε Περίοδο Κατανομής του εν λόγω μήνα. 

3. Η εκ των υστέρων καταλογιζόμενη συνολική ποσότητα ενέργεια σε έκαστο 
Προμηθευτή αφορά την ενέργεια την οποία προμήθευσε σε Πελάτες του με Μη 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, στο βαθμό που αυ¬ 
τός τους εκπροσωπεί, λαμβανομένων υπόψη και των απωλειών του Δικτύου. 

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου κοινοποιεί σε κάθε Προμηθευτή την εκ των υστέ¬ 
ρων καταλογιζόμενη σε αυτόν ενέργεια ανά ώρα ενός μήνα, ως σύνολο και δια- 
κριτά τις ποσότητες που αφορούν σε Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Με¬ 
τρητή Φορτίου ΧΤ, Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου με δυνατότητα ζωνικής κα¬ 
ταμέτρησης, ή Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου χωρίς δυνατότητα ζωνικής κατα¬ 
μέτρησης, αμέσως μετά τον υπολογισμό των μεγεθών αυτών. 

5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου κοινοποιεί σε κάθε Προμηθευτή, έως την δέκατη 
(10 η ) ημέρα μετά την παρέλευση κάθε μήνα, τα εξής στοιχεία, στο βαθμό που 
αφορούν άμεσα τον Προμηθευτή: 

Α) το συνολικό φορτίο των Πελατών του Δικτύου που διαθέτουν Ωριαίο Με¬ 
τρητή Φορτίου ΧΤ, το οποίο εκπροσωπείται από τον Προμηθευτή, ανά ώ¬ 
ρα του μήνα, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 33, 

Β) το συνολικό φορτίο του Δικτύου που αφορά Μη Ωριαίους Μετρητές Φορ¬ 
τίου, ανά ώρα του μήνα, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 35. 

6. Οι Προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν αιτιολογημένη ένσταση επί των 
στοιχείων των παραγράφων (4) και (5) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινο¬ 
ποίησή τους σε αυτούς. Στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων ο Διαχειριστής 
του Δικτύου οφείλει να προβεί εκ νέου στους σχετικούς υπολογισμούς, και να 
κοινοποιήσει τα τελικά στοιχεία στους Προμηθευτές εντός πέντε (5) ημερών α¬ 
πό την παραλαβή της ένστασης, παρέχοντας τεκμηρίωση των ενεργειών του 
προς τον Προμηθευτή που υπέβαλε την ένσταση. 
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Αρθρο 20 

Εκ των υστέρων υπολογισμός της καταλογιζόμενης ανά 
Προμηθευτή ενέργειας για Πελάτες με Ωριαίους Μετρητές 

Φορτίου ΧΤ 


Για κάθε Προμηθευτή (]), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέρ¬ 
γειας που αντιστοιχεί στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου 
ΧΤ, για την Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), ΚΕ ΩΜΦΧΤ _ 11, υπο¬ 
λογίζεται ως εξής: 

ΚΕ ΩΜΦΧΤ_ = Σ ( ΚΚΕ _ ΩΜΦΧΤ^'” χ ΠΕ^'") χ (1 + ΣΑ ΧΤ) 

] 


όπου: 


ΚΚΕ _ ΩΜΦΧΤ* ε "' η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμε¬ 
τρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), κατά την Πε¬ 
ρίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), 

ΠΕ* ε “ το ποσοστό εκπροσώπησης του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ 

(ί) από τον Προμηθευτή ([) κατά την Περίοδο Κατανομής (Ε) του 
μήνα (ιτι), 

ΣΑ_ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες χαμηλής τά¬ 
σης, όπως έχει καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 157 
παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ισχύει για τον μήνα (ιτι), 
εκφρασμένος ανά μονάδα, 

Σ άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ που εκ- 

ν/ε ] 

προσωπούνται, πλήρως ή μερικώς, από τον Προμηθευτή (]). 


Αρθρο 21 

Εκ των υστέρων υπολογισμός της καταλογιζόμενης ανά 
Προμηθευτή ενέργειας για Πελάτες με Ωριαίους Μετρητές 

Φορτίου ΜΤ 

Για κάθε Προμηθευτή (]), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέρ¬ 
γειας που αντιστοιχεί στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου 
ΜΤ, για την Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), ΚΕ _ ΩΜΦ Μ Τ _ Π/?*, υ¬ 
πολογίζεται ως εξής: 
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ΚΕ_ ΩΜΦΜΤ_ Π ρ)™ = £ (ΚΚΕ_ ΩΜΦΜΤ* 6 " χ ΠΕ^'") χ (1 + ΣΑ _ ΜΤ) 

ν/ε ] 


όπου: 


ΚΚΕΩΜΦΜΤ^'" η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία κατα¬ 
μετρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ (ί), κατά την 
Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), 

ΠΕ*7 το ποσοστό εκπροσώπησης του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ 

(ί) από τον Προμηθευτή (]) κατά την Περίοδο Κατανομής (Ε) του 
μήνα (τη), 

ΣΑ_ΜΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες μέσης τά¬ 
σης, όπως έχει καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 157 
παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ισχύει για τον μήνα (τη), 
εκφρασμένος ανά μονάδα, 

^ άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ που 

ν/ε ] 

εκπροσωπούνται, πλήρως ή μερικώς, από τον Προμηθευτή (ή). 


Αρθρο 22 

Εκ των υστέρων υπολογισμός της καταλογιζόμενης ανά 
Προμηθευτή ενέργειας για Πελάτες με Μη Ωριαίους 
Μετρητές Φορτίου ζωνικής καταμέτρησης 

1. Υπολογίζεται το διάνυσμα διακύμανσης της συνολικής έγχυσης ενέργειας στο 
Δίκτυο, ΔΕΕΔ1 ΤΤ1 , η οποία αντιστοιχεί σε Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου. Το 
στοιχείο (Ε) του διανύσματος ΔΕΕΔ1 ηι , ΔΕΕΔΙ'", αντιστοιχεί στην Περίοδο 
Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), και υπολογίζεται ως εξής: 

ΔΕΕΔΓ = ΕΕ ΔΔ* ;'" - ΚΕ ΩΜΦ'7" 

Κ — Ιοί — ίοί 

όπου: 


ΕΕ_ΔΔ^"' η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 

με το Σύστημα Δίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανομής (Ε) του 
μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 28, 

ΚΕ ΩΜΦζ)” η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 

στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των των 
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των α- 
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ντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για την παρελθούσα Περίοδο 
Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 34. 

2. Για κάθε Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου με δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης 
(ί), η ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί σε αυτόν για την Περίοδο Κατα¬ 
νομής (1<) η οποία ανήκει στη χρονική ζώνη (λ) του παρελθόντος μήνα (ιη), 
ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ* ε '”, υπολογίζεται ως εξής: 

ΚΕ ΜΩΜΦ Ζ* 6 " = ΚΕ _ ΜΩΜΦ” χ ΚΕ ΜΩΜΦ Ζ(%)”’ Α | 4<α> χ 

λαηι 

ΔΕΕΔ1” 

Σ ΔΕΕΔ1” 


όπου: 


ΚΕΜΩΜΦ'" η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία α¬ 
ντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), για τον μήνα 
(ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 29, 

ΚΕΜΩΜΦ .Ζ(%)'" α | ίε/ , το ποσοστό της μηνιαίας κατανάλωσης ηλε- 

λα ηι 

κτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί για τον Μη Ωριαίο Μετρητή 
Φορτίου με δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης (ί) στη χρονική 
ζώνη (λ) της ημέρας, στην οποία εντάσσεται η Περίοδος Κατα¬ 
νομής (1<), για τον μήνα (ιη), υπολογιζόμενο κατά το Άρθρο 30, 

ΔΕΕΔ1” το στοιχείο (1<) του διανύσματος διακύμανσης της συνολικής έγ¬ 
χυσης ενέργειας στο Δίκτυο, ΔΕΕΔΙ™, το οποίο αντιστοιχεί στην 
Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (ιη), καθοριζόμενο κατά την 
παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου, 

Σ άθροιση για όλες τις Περιόδους Κατανομής του μήνα (ιη) που ε- 
ντάσσονται στη χρονική ζώνη (λ). 

3. Για κάθε Προμηθευτή (]), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ε¬ 
νέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρη¬ 
τή Φορτίου με δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης, για την Περίοδο Κατανομής 
(Ε) του μήνα (ιη), ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π// ε ”, υπολογίζεται ως εξής: 

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Πρ^'" = 

Σ ( ΚΕ _ ΜΩΜΦ Ζ* ε '” χ ΠΕ; ε "') χ (1 + ΣΑ ΜΤ) + 

ν/,(/εΜΤ, 

ΐεβ 

Σ (ΚΕ _ ΜΩΜΦ Ζ* ε '” χ ΠΕ* ε '") χ (1 + ΣΑ ΧΤ) 

νί,(ίεΧΤ, 

*<=/) 
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όπου: 


ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ^' η η ενέργεια η οποία υπολογίζεται ότι καταναλώθηκε 

από τον Πελάτη με τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου με δυνατό¬ 
τητα ζωνικής καταμέτρησης (ί) κατά την Περίοδο Κατανομής (1<) 
του παρελθόντος μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο 
(2) του παρόντος Άρθρου, 

Π το ποσοστό εκπροσώπησης του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου 

με δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης (ί) από τον Προμηθευτή 
(]) κατά την Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (τη), 


ΣΑ_ΜΤ, ΣΑ_ΧΤ οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου για Πελάτες 
μέσης και χαμηλής τάσης αντιστοίχως, όπως έχουν καθοριστεί 
κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 157 παράγραφος (4) του Κώ¬ 
δικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και ισχύουν για τον μήνα (ιη), εκφρασμένοι ανά μονά¬ 
δα, 


Σ 

ν/,0 <ξΜΓ, 
»Χ/') 


, 2_, άθροιση για όλους τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορ- 

νί,α<ΞΧΤ, 

**/) 

τίου με δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης που εκπροσωπούνται, 
πλήρως ή μερικώς, από τον Προμηθευτή 0), οι οποίοι μετρούν 
την κατανάλωση Πελατών που συνδέονται στη μέση τάση ή στη 
χαμηλή τάση αντιστοίχως. 


Αρθρο 23 

Εκ των υστέρων υπολογισμός της καταλογιζόμενης ανά 
Προμηθευτή ενέργειας για Πελάτες με Μη Ωριαίους 
Μετρητές Φορτίου ενιαίας καταμέτρησης 

1. Υπολογίζεται το διάνυσμα διακύμανσης της συνολικής έγχυσης ενέργειας στο 
Δίκτυο, ΔΕΕΔ2™, η οποία αντιστοιχεί σε Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου χω¬ 
ρίς δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης. Το στοιχείο (1<) του διανύσματος ΔΕ- 
ΕΔ2 Π1 , ΔΕΕΔ2”, αντιστοιχεί στην Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (τη), και υ¬ 
πολογίζεται ως εξής: 

ΔΕΕΔ2" ! = ΕΕ _ ΔΔ*™ - ΚΕ _ ΩΜΦ - £ ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π 

ν; 


όπου: 
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ΕΕ_ΔΔ^"' η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 

με το Σύστημα Δίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανομής (Ε) του 
μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 28, 

ΚΕΩΜΦζζ" η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 

στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαί¬ 
ων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντί¬ 
στοιχων απωλειών του Δικτύου, για την παρελθούσα Περίοδο 
Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 34, 

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ \η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή 

(]) ενέργεια προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν 
Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου με δυνατότητα ζωνικής καταμέ¬ 
τρησης, κατά την Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), υπολο¬ 
γιζόμενη κατά το Άρθρο 22, 

Σ άθροιση για όλους τους Προμηθευτές. 

V/ 


2. Για κάθε Τρίτο Προμηθευτή ([), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότη¬ 
τα ενέργειας την οποία προμήθευσε σε Πελάτες του με Μη Ωριαίο Μετρητή 
Φορτίου χωρίς δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης, για την Περίοδο Κατανομής 
(Ε) του μήνα (ιη), ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Γ\ρ ^"', υπολογίζεται ως εξής: 


ΔΕΕΔ2” 
Σ ΔΕΕΔ2" 


Σ (ΚΕ_ΜΩΜΦ'" χΠΕ^.'’ , )χ(1 + ΣΑ_ΜΤ) + 

ν/,(/θΜΤ, 

V *<=/) 


Σ (ΚΕ ΜΩΜΦ'" X ΠΕ*™) X (1 + ΣΑ _ ΧΤ) 

ν/,(/£ΧΤ, 

*<=/) / 


ΚΕ_ΜΩΜΦ Π/))“ 


όπου: 


ΔΕΕΔ2'” το στοιχείο (Ε) του διανύσματος διακύμανσης της συνολικής έγ¬ 
χυσης ενέργειας στο Δίκτυο, ΔΕΕΔ2 ηι , το οποίο αντιστοιχεί στην 
Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), καθοριζόμενο κατά την 
παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου, 

ΚΕ_ ΜΩΜΦ'" η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 

στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου χωρίς δυνατότητα ζωνικής 
καταμέτρησης (ί), για τον μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το 
Άρθρο 29, 
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Π Ε^.'" το ποσοστό εκπροσώπησης του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου 

χωρίς δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης (ί) από τον Τρίτο Προ¬ 
μηθευτή (]) κατά την Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), 


ΣΑ_ΜΤ, ΣΑ_ΧΤ οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου για Πελάτες 
μέσης και χαμηλής τάσης αντιστοίχως, όπως έχουν καθοριστεί 
κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 157 παράγραφος (4) του Κώ¬ 
δικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και ισχύουν για τον μήνα (ιη), εκφρασμένοι ανά μονά¬ 
δα, 


Σ 

ν;,(ι ·<ξΜΓ, 
<Χ/) 


, 2_, άθροιση για όλους τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτί- 

ν;,(;εΛΤ 

V) 

ου χωρίς δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης που εκπροσωπού¬ 
νται, πλήρως ή μερικώς, από τον Τρίτο Προμηθευτή (]), οι οποίοι 
μετρούν την κατανάλωση Πελατών που συνδέονται στη μέση 
τάση ή στη χαμηλή τάση αντιστοίχως. 


Αρθρο 24 

Εκ των υστέρων υπολογισμός της συνολικής 
καταλογιζόμενης ανά Προμηθευτή ενέργειας για Πελάτες 

του 


Για έκαστο Προμηθευτή (]) η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέρ¬ 
γειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή 
Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίοδο Κατανομής (Ε) του πα¬ 
ρελθόντος μήνα (ιη), ΚΕ_ Π/ύ ε ”', υπολογίζεται ως εξής: 

Α) Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες έως την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων 
Υπολογισμών: 

(1) Για έκαστο Τρίτο Προμηθευτή ()): 

ΚΕ _ Π = ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ)™ + 

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ)™ + ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρψ" 


όπου: 

ΚΕ_ΩΜΦΧΤ_Πμ|™ η καταλογιζόμενη στον Τρίτο Προμηθευτή (]) 

ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που δια¬ 
θέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίοδο Κατανο¬ 
μής (Ε) του μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 20, 
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ΚΕ_ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Πη καταλογιζόμενη στον Τρίτο Προμηθευτή (]) 

ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που δια¬ 
θέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου με δυνατότητα ζωνικής κα¬ 
ταμέτρησης, για την Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (ιη), υπο¬ 
λογιζόμενη κατά το Άρθρο 22, 

ΚΕ _ Μ ΩΜΦ _ Π ρ'^ ηί η καταλογιζόμενη στον Τρίτο Προμηθευτή ()) πο¬ 
σότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέ¬ 
τουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου χωρίς δυνατότητα ζωνικής 
καταμέτρησης, για την Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (ιη), υ¬ 
πολογιζόμενη κατά το Άρθρο 23. 

(2) Για τον Δεσπόζοντα Προμηθευτή: 

ΚΕ _ Π/ΐ^'" = ΕΕ _ ΔΔ*7 - 

Σ(ΚΕ_ΩΜΦΜΤ_ Π/η°")- ]Γ (ΚΕ_Π ρ **”) 

V/ ν/>Δ 


οπού: 


ΕΕ_ΔΔ^'" η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 

με το Σύστημα Δίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανομής (1<) του 
μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 28, 

ΚΕ_ΩΜΦΜΤ _Τίρ Ιί ™ η καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (]) ποσότη¬ 
τα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ, για την Περίοδο Κατανομής (Ε) 
του μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 21, 

ΚΕ_ Π/ν'” η συνολική καταλογιζόμενη στον Τρίτο Προμηθευτή 0) πο¬ 
σότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέ¬ 
τουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου 
ΧΤ, για την Περίοδο Κατανομής (1<) του παρελθόντος μήνα (ιη), 
υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (Α) του παρόντος Άρθρου, 


Σ 

ν/ 


άθροιση για όλους τους Προμηθευτές ()), 


Σ άθροιση για όλους τους Τρίτους Προμηθευτές (]). 

ν/*Δ 


Β) Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες μετά την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων 
Υπολογισμών, για όλους τους Προμηθευτές ο υπολογισμός γίνεται στα ε¬ 
ξής δύο στάδια: 

Στάδιο 1: Για όλους τους Προμηθευτές: 
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(ΚΕ _ Πρ ) Γ -’ η = ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Πρ* 6 " + 

ΚΕ _ ΜΩΜΦ Ζ Πρ* 6 " + ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ)™ 


όπου: 


ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ , η καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (]) ποσότη¬ 

τα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίοδο Κατανομής (1<) 
του μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 20, 

ΚΕ_ΜΩΜΦ_Ζ_Π/)|“ η καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή ()) ποσό¬ 
τητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέ¬ 
τουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου με δυνατότητα ζωνικής κα¬ 
ταμέτρησης, για την Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (ιη), υπο¬ 
λογιζόμενη κατά το Άρθρο 22, 

ΚΕ_ΜΩΜΦ_Πχ/ ε '” η καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (]) ποσότητα 

ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου χωρίς δυνατότητα ζωνικής καταμέ¬ 
τρησης, για την Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (τη), υπολογι¬ 
ζόμενη κατά το Άρθρο 23. 


Στάδιο 2: Για όλους τους Προμηθευτές: 


ΚΕ_Π//' : '" 


/ΚΕ Π Ά- ν';; ΕΕ - ΔΔ ^" ~ ΚΕ - ΩΜΦΜΤ ΐΓ 

Σ(κε_π ρΡ) 


όπου: 

ΕΕ _ ΔΔ*™ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 

με το Σύστημα Δίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανομής (1<) του 
μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 28, 

ΚΕ ΩΜΦΜΤ^'" η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοι¬ 
χεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για την 
παρελθούσα Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (ιη), υπολογιζό¬ 
μενη κατά το Άρθρο 32, 

^ άθροιση για όλους τους Προμηθευτές ()). 

Υ/' 




932 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 


ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
ΓΙΑΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 


Αρθρο 25 

Ωριαία διαφορά εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
καταλογιζόμενης κατανάλωσης ανά Προμηθευτή 


Για κάθε Προμηθευτή (]), η διαφορά μεταξύ της εκ των προτέρων και της εκ των 
υστέρων καταλογισθείσας ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του 
με Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίο¬ 
δο Κατανομής (1<) του μήνα (ιη), ΔΚΕ_ Π//^”, υπολογίζεται ως εξής: 

ΔΚΕ _Π/η ε "' = ΠΕ βχαηίβ _ Π ρ™' χ 

(ΕΕ _ ΔΔ*7 - ΚΕ _ ΩΜΦΜΤξξ") - ΚΕ _Π// ε ' Β 


όπου: 


ΠΕβχαηίβ _ΤΙρ"}' το κατά το Άρθρο 18 εκ των προτέρων καθορισθέν πο¬ 
σοστό εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου από τον 
Προμηθευτή 0, κατά τον μήνα (ιη), 

ΕΕ_ΔΔ^ ε ” η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 

με το Σύστημα Δίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανομής (1<) του 
μήνα (τη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 28, 

ΚΕΩΜΦΜΤ^"* η ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, 
κατά την Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (ιη), υπολογιζόμενη 
κατά το Άρθρο 32, 

ΚΕ_ Π// ε "' η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (]) ποσότητα 

ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για 
την Περίοδο Κατανομής (1<) του παρελθόντος μήνα (ιη), υπολο¬ 
γιζόμενη κατά το Άρθρο 24. 
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Αρθρο 26 

Υπολογισμός πληρωμών και εισπράξεων για κάθε μήνα 


1. Αμέσως μετά τον υπολογισμό της συνολικής καταλογιζόμενης σε κάθε Προμη¬ 
θευτή ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του που διαθέτουν Μη 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για κάθε Περίοδο 
Κατανομής ενός μήνα (τη), κατά το Άρθρο 19 παράγραφος (2), ο Διαχειριστής 
του Δικτύου υπολογίζει για κάθε Προμηθευτή (]) τη διαφορά μεταξύ της εκ των 
προτέρων και της εκ των υστέρων καταλογισθείσας ποσότητας ενέργειας που 
αντιστοιχεί σε Πελάτες του Προμηθευτή αυτού, οι οποίοι διαθέτουν Μη Ωριαίο 
Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για όλες τις Περιόδους Κα¬ 
τανομής του μήνα αυτού, κατά το Άρθρο 25. 

2. Ακολούθως, ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει το αναλογούν ποσό εί¬ 
σπραξης ή χρέωσης για κάθε Προμηθευτή (]), για τον μήνα (ιη), 
ΜΠΧΠ _ Π/ή”, ως εξής: 

ΜΠΧΠ Π/ή" = Σ (ΔΚΕ _ Πχ ΟΤΣ^'") 

\//ίεηι 


όπου: 


ΔΚΕ_ Π/Δ ; '" η διαφορά μεταξύ της εκ των προτέρων και της εκ των υ¬ 
στέρων καταλογισθείσας ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί 
σε Πελάτες του Προμηθευτή (]), οι οποίοι διαθέτουν Μη Ωριαίο 
Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περί¬ 
οδο Κατανομής (1<) του μήνα (ιη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 
25, 

ΟΤΣ^” η Οριακή Τιμή Συστήματος για την Περίοδο Κατανομής (1<) του 
μήνα (ιη), η οποία κατά τη Μεταβατική Περίοδο του Κώδικα 
Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας λαμβάνεται ίση με την εκ των υστέρων υπολογιζόμενη Ο¬ 
ριακή Τιμή του Συστήματος, 

Σ άθροιση για όλες τις Περιόδους Κατανομής του μήνα (ιη). 

ν/ίΕ/η 


3. Θετική τιμή του αναλογούντος ποσού ΜΠΧΠ _ Π/ή” για τον Προμηθευτή ()), 

για τον μήνα (ιη), αντιστοιχεί σε είσπραξη του Προμηθευτή για τον μήνα αυτό. 
Αρνητική τιμή του αναλογούντος ποσού ΜΠΧΠ _Π/ή" για τον Προμηθευτή 

(]), για τον μήνα (ιη), αντιστοιχεί σε πληρωμή από τον Προμηθευτή για τον μή¬ 
να αυτό. 
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Άρθρο 27 

Περιοδική εκκαθάριση πληρωμών και εισπράξεων 


1. Η Περιοδική Εκκαθάριση των πληρωμών και εισπράξεων των Προμηθευτών 
για τις διαφορές μεταξύ της εκ των προτέρων και της εκ των υστέρων καταλο- 
γισθείσας ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες έκαστου Προμη¬ 
θευτή αυτού, οι οποίοι διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίο Με¬ 
τρητή Φορτίου ΧΤ, γίνεται εξαμηνιαίως, και αφορά τους μήνες οι οποίοι δεν 
περιελήφθησαν στην Περιοδική Εκκαθάριση του προηγούμενου εξαμήνου, και 
για τους οποίους έχουν συλλεγεί οι σχετικές μετρήσεις όλων των Μη Ωριαίων 
Μετρητών Φορτίου που περιλαμβάνουν όλες τις ημέρες του μήνα. 

2. Η Περιοδική Εκκαθάριση των πληρωμών και εισπράξεων των Προμηθευτών 
περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

Α) Μέχρι την πέμπτη (5 η ) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη έκαστου ημερολο¬ 
γιακού εξαμήνου, ο Διαχειριστής του Δικτύου καταγράφει τα ποσά αυτά 
χωριστά για κάθε Προμηθευτή σε Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης η ο¬ 
ποία κοινοποιείται στους Προμηθευτές κατά το τμήμα που αφορά κάθε έ¬ 
ναν από αυτούς. 

Β) Μέχρι την όγδοη (8 η ) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη έκαστου ημερολογια¬ 
κού εξαμήνου, οι Προμηθευτές δικαιούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμέ¬ 
νες αντιρρήσεις προς τον Διαχειριστή του Δικτύου. 

Γ) Μέχρι τη δωδέκατη (12 η ) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη έκαστου ημερο¬ 
λογιακού εξαμήνου, ο Διαχειριστής του Δικτύου αποφαίνεται επί τυχόν α¬ 
ντιρρήσεων, οριστικοποιεί τα ποσά των πληρωμών και εισπράξεων για 
κάθε Προμηθευτή και καταγράφει τα ποσά αυτά χωριστά για κάθε Προ¬ 
μηθευτή σε Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης, η οποία κοινοποιείται 
στους Προμηθευτές κατά το τμήμα που αφορά κάθε έναν από αυτούς. 

3. Οι Προμηθευτές οι οποίοι σύμφωνα με την Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης, 
έχουν χρεωστικό υπόλοιπο, οφείλουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την παραλαβή της Κατάστασης αυτής να καταβάλλουν στον Διαχειριστή του 
Δικτύου το ποσό αυτό. Ο Διαχειριστής του Δικτύου εκδίδει σχετικό παραστατι¬ 
κό. 

4. Οι Προμηθευτές οι οποίοι σύμφωνα με την Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης, 
έχουν πιστωτικό υπόλοιπο, την τέταρτη (4 η ) ημέρα από την παραλαβή της Κα¬ 
τάστασης αυτής πιστώνονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου το ποσό αυτό, 
προσκομίζοντας σχετικό παραστατικό. 

5. Η Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης και η Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης 
περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 
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Α) Το συνολικό ποσό που οφείλεται από κάθε Προμηθευτή (πληρωμή) για 
κάθε μήνα χωριστά. 

Β) Το συνολικό ποσό που οφείλεται σε κάθε Προμηθευτή (είσπραξη) για κά¬ 
θε μήνα χωριστά. 

Γ) Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ποσών της εκκα¬ 
θάρισης. 

6. Επιτρέπεται συμψηφισμός μηνιαίων πληρωμών και εισπράξεων που αναφέρο- 
νται στις Καταστάσεις Εκκαθάρισης και αφορούν τον ίδιο Προμηθευτή. 

7. Η κοινοποίηση Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης καθιστά τις πληρωμές και 
εισπράξεις ληξιπρόθεσμες. Οι πληρωμές και εισπράξεις εξοφλούνται εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας κατά τους όρους του παρόντος ανεξαρτήτως εν¬ 
στάσεων ή υπαγωγής σε δικαστική ή εξώδικη διαδικασία επίλυσης διαφορών. 

8. Για την εξόφληση των οφειλών που του αναλογούν, κάθε Προμηθευτής οφείλει 
να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να πραγματοποιηθεί εμπροθέ- 
σμως η σχετική πράξη. 

9. Εάν μετά την παρέλευση της κατά την παράγραφο (3) προθεσμίας, Προμηθευ¬ 
τής δεν έχει καταβάλλει το χρηματικό ποσό που καθορίζεται στην Κατάσταση 
Τελικής Εκκαθάρισης, τεκμαίρεται αδυναμία του Προμηθευτή ως προς την κα¬ 
ταβολή των σχετικών ποσών. Το σύνολο των χρηματικών ποσών που αντιστοι¬ 
χούν σε αδυναμία καταβολής από Προμηθευτές, συνιστά Έλλειμμα Συναλλα¬ 
γών για το αντίστοιχο εξάμηνο. 

10. Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής, ο Διαχειριστής του Δικτύου καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια για την ενημέρωση των Πελατών του Προμηθευτή, αναρτά 
σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, και προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέρ¬ 
γεια κατά του Προμηθευτή και των Πελατών που αντιστοιχούν στον Προμη¬ 
θευτή προκειμένου να ανακτήσει κάθε οφειλή και κάθε ζημία της Περιοδικής 
Εκκαθάρισης κατά το παρόν Άρθρο. 

11. Περαιτέρω, σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής, ο Διαχειριστής του Δικτύου 
ενημερώνει σχετικά τη ΡΑΕ, προς εξέταση επιβολής κυρώσεων κατά το άρθρο 
33 του Ν. 2773/1999, καθώς και προς εξέταση ανάκλησης της άδειας προμή¬ 
θειας του Προμηθευτή. 

12. Τυχόν αδυναμία καταβολής δεν αναστέλλει ούτε εμποδίζει την εξέλιξη της δια¬ 
δικασίας Περιοδικής Εκκαθάρισης και την πραγματοποίηση των σχετικών πρά¬ 
ξεων. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να αναστέλλει την καταβολή των 
πιστώσεων σε Προμηθευτές κατά την Περιοδική Εκκαθάριση, αποκλειστικά σε 
περίπτωση που υφίσταται Έλλειμμα Συναλλαγών, και αναλογικά προς την ο- 
φειλόμενη σε κάθε Προμηθευτή πίστωση. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει 
να καταβάλλει τις ως άνω οφειλόμενες πιστώσεις σε Προμηθευτές αμέσως μετά 
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την πλήρη ή μερική κάλυψη του σχετικού Ελλείμματος Συναλλαγών, αναλογι¬ 
κά προς τα οφειλόμενα ποσά. 

13. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να εφαρμόζει εκ νέου τη διαδικασία κατά 
το παρόν Άρθρο στις περιπτώσεις που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
Περιοδικής Εκκαθάρισης που αφορά κάποια χρονική περίοδο, επιβεβαιώνει 
σφάλμα σε Μετρητή του Δικτύου. Μετά την οριστικοποίηση των Δεδομένων 
Μετρήσεων για τον εν λόγω Μετρητή, ο Διαχειριστής υπολογίζει εκ νέου τις 
χρεώσεις και πιστώσεις των Προμηθευτών που αντιστοιχούν στη χρονική περί¬ 
οδο για την οποία προσδιόρισε εκ νέου τα Δεδομένα Μετρήσεων, και υπολογί¬ 
ζει τις πρόσθετες χρεώσεις και πληρωμές που αντιστοιχούν σε έκαστο Προμη¬ 
θευτή. Για τη γνωστοποίηση και την καταβολή των πρόσθετων χρεώσεων και 
πληρωμών ακολουθείται διαδικασία αντίστοιχη της καθοριζόμενης στο παρόν 
κεφάλαιο για τις χρεώσεις και πληρωμές της εξαμηνιαίας Περιοδικής Εκκαθά¬ 
ρισης. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΑΡΕΑΘΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 


Αρθρο 28 

Έγχυση και απορρόφηση ενέργειας από το Διασυνδεδεμένο 
Δίκτυο - Υπολογισμοί ενέργειας παρελθούσης περιόδου 

1. Η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα 
Δίκτυο, κατά τη διάρκεια του μήνα (ιη) συμβολίζεται ως ΕΕ_ΔΔ”' ; , η συνολι¬ 
κή έγχυση κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου ((11,(12) από την ημέρα (11 
έως και την ημέρα (12, συμβολίζεται ως ΕΕ_ΔΔ'^ ά1 , και η συνολική έγχυση 

κατά την Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (τη) συμβολίζεται ως ΕΕ _ ΔΔ^'". 

2. Για τους παρελθόντες μήνες ή χρονικές περιόδους ή Περιόδους Κατανομής, η 
συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, από Μονάδες παραγωγής 
που συνδέονται σε αυτό και από το Σύστημα, υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
ωριαίων μετρήσεων των εξής Μετρητών: α) των Ωριαίων Μετρητών Παραγω¬ 
γής ΜΤ, β) των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ, και γ) των Μετρητών Ο¬ 
ρίων Δικτύου, για όλες τις ώρες του μήνα ή της χρονικής περιόδου ή της Πε¬ 
ριόδου Κατανομής και για όλους τους Μετρητές αυτούς. 
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Αρθρο 29 

Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου - Υπολογισμοί 
κατανάλωσης ενέργειας παρελθούσης περιόδου 


1. Στην περίπτωση που για την παρελθούσα χρονική περίοδο (άΐ, (12) από την η¬ 
μέρα άΐ έως και την ημέρα ά2, η Περίοδος Καταμέτρησης (Μ) του Μη Ωριαίου 
Μετρητή Φορτίου (ί) ταυτίστηκε με τη χρονική περίοδο (άΐ, (12), η κατανάλω¬ 
ση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μετρητή (ί) για τη χρονική 
περίοδο (άΐ, ά2), ΚΕ_ΜΩΜΦί ί1 ~ ά1 , ισούται με την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας η οποία καταμετρήθηκε από τον Μετρητή (ί), κατά την Περίοδο Κα¬ 
ταμέτρησης (Μ = ((11,(12)), ήτοι: 

ΚΕ_ΜΩΜΦ" 2 = ΚΚΕΜΩΜΦ™" 
όπου: 


ΚΚΕ_ΜΩΜΦβ κ " η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμε¬ 
τρήθηκε από τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), κατά την Πε¬ 
ρίοδο Καταμέτρησης (Μ). 

2. Στην περίπτωση που για τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί) μία παρελθούσα 
χρονική περίοδο (άΐ, (12), από την ημέρα (11 έως και την ημέρα ά2, περιλαμβά¬ 
νεται πλήρως σε μία Περίοδο Καταμέτρησης (Μ), η κατανάλωση ηλεκτρικής ε¬ 
νέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή (ί) για τη χρονική περί¬ 
οδο (ΠΙ, ά2), ΚΕΜΩΜΦ1 71 ί/2 , υπολογίζεται ως εξής: 

ΚΕ _ ΜΩΜΦ^ 1 ^ 2 =ΚΚΕ_ΜΩΜΦβ κ " χ 

ΕΕ ΔΔ^-ΚΕ ΩΜΦ; υ ' ί/2 

ΕΕ ΔΔ^-^ Μ - 2 -ΚΕ ΩΜΦ"- 1 -^- 2 


όπου: 

(1Μ_1 η ημέρα έναρξης της Περιόδου Καταμέτρησης (Μ), 

άΜ_2 η ημέρα λήξης της Περιόδου Καταμέτρησης (Μ), 

ΚΚΕΜΩΜΦ™"" η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμε¬ 
τρήθηκε από τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), για την Περί¬ 
οδο Καταμέτρησης (Μ), 

ΕΕ_ΔΔ^' ά1 , ΕΕ_ΔΔ' 72/ 1 άΜ 2 η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας 

στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο, για τη χρονική περί¬ 
οδο (ΠΙ, ά2) και για την χρονική περίοδο (ΠΜ_1, άΜ_2) αντι- 
στοίγως, υπολογιζόιιενη κατά το Άρθρο 28, 
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Κ.Ε_ΩΜΦ'2 ά2 , ΚΕΩΜΦ^- 1 άΜ 2 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Με¬ 
τρητών Φορτίου ΜΤ και των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, 
για τη χρονική περίοδο (11, (12) και για την χρονική περίοδο 
(1Μ_1, ιίΜ_2) αντιστοίχως, υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 34. 

3. Στην περίπτωση που για τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί) εντός της παρελ- 
θούσης χρονικής περιόδου (11, 12), από την ημέρα 11 έως και την ημέρα 12, 
πραγματοποιήθηκε μία ή περισσότερες συλλογές των μετρήσεών του, και κατά 
συνέπεια η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μετρη¬ 
τή (ί) για τη χρονική περίοδο (11, 12) περιελήφθη στις μετρήσεις δύο ή περισ¬ 
σοτέρων Περιόδων Καταμέτρησης (ΜΙ), (Μ2), έως και (ΜΝ), όπου (Ν-1) το 
πλήθος των καταμετρήσεων του μετρητή (ί) εντός της χρονικής περιόδου (11, 
12) και Μ2 μεταγενέστερη της ΜΙ κ.ο.κ., η κατανάλωση η οποία αντιστοιχεί 
στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί) για τη χρονική περίοδο (11, 12), 
ΚΕ_ΜΩΜΦ^ 1_ί/2 , υπολογίζεται ως εξής: 


ΚΕ_ΜΩΜΦ *- ά2 = 


ΚΚΕ _ ΜΩΜΦβ κ * Π 


ΕΕ ΔΔ 


ά\-άΜ\ 2 


— ίοί 


-ΚΕ ΩΜΦ 


άΙ-άΜ 1 2 


+ 


ΕΕ ΔΔ 


άΜ 1 \-άΜ\ 2 


— ίοί 


-ΚΕ ΩΜΦ 


άΜ 1 1-άΜΙ 2 


Σ (ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ™*) + 

V/: 

ΠΚ Μ · <=(</!, ά2) 


ΚΚΕ _ Μ ΩΜΦ™*® 


X 


ΕΕ ΔΔ 


άΜΝ \-ά2 


— ίοί 


ΕΕ ΔΔ 


άΜΝ 1 -άΜΝ 2 


— ίοί 


-ΚΕ-ΩΜΦ ^- 1 ^ 2 

-ΚΕ_ΩΜΦ ^ βν ^ ί ' Μν - 2 


όπου: 

11 η ημέρα έναρξης της χρονικής περιόδου (11,12), 

12 η ημέρα λήξης της χρονικής περιόδου (11,12), 

1Μ1_1 η ημέρα έναρξης της Περιόδου Καταμέτρησης (ΜΙ) η οποία η¬ 
μέρα προηγείται της χρονικής περιόδου (11,12), 

1Μ1_2 η ημέρα λήξης της Περιόδου Καταμέτρησης (ΜΙ), εντός της 
χρονικής περιόδου (11,12), 

1ΜΝ_1 η ημέρα έναρξης της Περιόδου Καταμέτρησης (ΜΝ), εντός της 
χρονικής περιόδου (11,12), 

1ΜΝ_2 η ημέρα λήξης της Περιόδου Καταμέτρησης (ΜΝ), η οποία ημέ¬ 
ρα έπεται της χρονικής περιόδου (11,12), 
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ΚΚΕ _ ΜΩΜΦ™" 1 , ΚΚΕ __ ΜΩΜΦ^ Κ " , ΚΚΕ ΜΩΜΦ" ΚΛί η κατανά¬ 
λωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμετρήθηκε από τον Μη 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), κατά τις παρελθούσες Περιόδους 
Καταμέτρησης (ΜΙ), (ΜΝ) και (Μ)) αντιστοίχως, 

ΕΕ_ΔΔ^“ £/ί η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδε- 

μένο με το Σύστημα Δίκτυο, κατά τη χρονική περίοδο (<3Χ, <3Υ) 
από την ημέρα (<3Χ) έως και την ημέρα (<3Υ), υπολογιζόμενη κα¬ 
τά το Άρθρο 28, 

ΚΕ_ΩΜΦ^“ £/} η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ και 
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για την χρονική περίοδο 
(<3Χ, ίΙΥ), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 34, 

^ άθροιση για όλες τις Περιόδους Καταμέτρησης (Μ)) οι οποίες 

V/: ]>\,]<Ν 
ΠΚ Μ (=(ί/1,ί/2) 

αρχίζουν και τελειώνουν εντός της χρονικής περιόδου (<31, (32). 

4. Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μη 
Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), για τον μήνα (τη), ΚΕΜΩΜΦ'", υπολογίζεται 

με εφαρμογή των καθοριζομένων στις παραγράφους (1) έως και (3) του παρό¬ 
ντος Άρθρου, αντικαθιστώντας στους τύπους τις ημέρες έναρξης και λήξης της 
χρονικής περιόδου ((11, (32) με τις ημέρες έναρξης και λήξης του μήνα (ιη) αντί¬ 
στοιχος, και τη χρονική περίοδο (<31, (32) με τη χρονική περίοδο του μήνα (ιη). 


Άρθρο 30 

Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ζωνικής καταμέτρησης- 
Υπολογισμοί ποσοστών κατανάλωσης ανά ζώνη 


Για έκαστο Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί) ο οποίος έχει δυνατότητα ζωνικής 
καταμέτρησης, για έκαστο μήνα (ιη) το ποσοστό της μηνιαίας κατανάλωσης ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε χρονική ζώνη (λ) της ημέρας, 
ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ(%)" α , υπολογίζεται ως εξής: 

Α) Στην περίπτωση που για τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί) ο παρελθών 
μήνας (ιη) περιλαμβάνεται πλήρως στην Περίοδο Καταμέτρησης (Μ) ή 
ταυτίζεται με αυτή (ιη^Μ),το ποσοστό της μηνιαίας κατανάλωσης ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στη χρονική ζώνη (λ) της ημέρας, 
ΚΕ_ΜΩΜΦ_Ζ(%)''' α ταυτίζεται με το ποσοστό της κατανάλωσης ε¬ 
ντός αυτής της ζώνης όπως μετρήθηκε γι ολόκληρη την Περίοδο Καταμέ¬ 
τρησης (Μ) από τον μετρητή (ί) ως προς τη συνολική κατανάλωση ενέρ- 
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γειας όπως μετρήθηκε για την ίδια Περίοδο Καταμέτρησης από τον ίδιο 
Μετρητή. 

Β) Στην περίπτωση που για τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί) εντός του 
παρελθόντος μηνός (ιη) πραγματοποιήθηκε συλλογή των μετρήσεών του, 
και κατά συνέπεια η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοι¬ 
χεί στον Μετρητή (ί) για τον μήνα (τη) περιελήφθη στις μετρήσεις δύο 
Περιόδων Καταμέτρησης (ΜΙ) και (Μ2), το ποσοστό της μηνιαίας κατα¬ 
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στη χρονική ζώνη (λ) της 
ημέρας, ΚΕ_ΜΩΜΦ_Ζ(%)” α , υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πο¬ 
σοστών της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στη χρο¬ 
νική ζώνη (λ) της ημέρας που υπολογίζονται για τις Περιόδους Καταμέ¬ 
τρησης (ΜΙ) και (Μ2) κατά την προηγούμενη παράγραφο (Α), σταθμι¬ 
σμένος με τον αριθμό των ημερών του μήνα (ιη) που περιλαμβάνονται 
στις Περιόδους Καταμέτρησης (ΜΙ) και (Μ2). 


Αρθρο 31 

Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ - Υπολογισμοί 
κατανάλωσης ενέργειας παρελθούσης περιόδου 


1. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), για 
την παρελθούσα χρονική περίοδο ((11,(12) από την ημέρα (άΐ) έως και την ημέ¬ 
ρα (ά2), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ^ 2 , προκύπτει ως το άθροισμα των ωριαίων μετρήσε¬ 
ων του Μετρητή για όλες τις ώρες της χρονικής περιόδου ((11,(12). 

2. Η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου 
ΧΤ (ί), για τον παρελθόντα μήνα (ιη), ΚΕΩΜΦΧΤ'", προκύπτει ως το ά¬ 
θροισμα των ωριαίων μετρήσεων του Μετρητή για όλες τις ώρες του μήνα αυ¬ 
τού. 

3. Στην περίπτωση που ο Μη Ωριαίος Μετρητής Φορτίου ενός Πελάτη αντικατα- 
στάθηκε με τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), η κατανάλωση ηλεκτρικής ε¬ 
νέργειας του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), για την παρελθούσα χρονική 
περίοδο ((11,(12) από την ημέρα (άΐ) έως και την ημέρα (ά2) ή για τον μήνα (ιη) 
που προηγούνται της εγκατάστασης του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), ι- 
σούται με την κατανάλωση για την περίοδο αυτή του Μη Ωριαίου Μετρητή 
Φορτίου, η οποία υπολογίζεται κατά το Άρθρο 29. 
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Αρθρο 32 

Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ - Υπολογισμοί συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας παρελθούσης περιόδου 


1. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ω¬ 
ριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απω¬ 
λειών του Δικτύου, για την παρελθούσα χρονική περίοδο ((11,(12) από την ημέ¬ 
ρα (άΐ) έως και την ημέρα (<12), ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ^ 2 , υπολογίζεται ως εξής: 


ΚΕ ΩΜΦΜΤ“ 

— Ιοί 


Σ 

ν/(=(ΩΜΦΜΤ) 


Σ (ΚΕ_ΩΜΦΜΤ*) χ(1 + ΣΑ_ΜΤ) 


όπου: 


ΚΕ ΩΜΦΜΤ* η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμε¬ 
τρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ (ί), κατά την Πε¬ 
ρίοδο Κατανομής (Ε) της χρονικής περιόδου (άΐ, ά2), 

ΣΑ_ΜΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες μέσης τά¬ 
σης, όπως έχει καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 157 
παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ισχύει για τη χρονική 
περίοδο (άΐ, ά2), εκφρασμένος ανά μονάδα, 

Σ άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ, 

νίε(ΩΜΦΜΤ) 

Σ άθροιση για όλες τις Περιόδους Κατανομής της χρονικής πε- 

ν*ε(ί/1,</2) 

ριόδου (άΐ, ά2). 

2. Η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο 
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
απωλειών του Δικτύου, για τον παρελθόντα μήνα (τη), ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ"), υπο¬ 
λογίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο (1) του Άρθρου αυ¬ 
τού. 


3. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ω¬ 
ριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απω¬ 
λειών του Δικτύου, για την παρελθούσα Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη), 
ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ^”, υπολογίζεται βάσει της καθοριζόμενης στην παράγραφο (1) 

μεθοδολογίας, λαμβάνοντας υπόψη της μετρήσεις των Μετρητών αυτών για την 
Περίοδο Κατανομής (Ε). 
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Αρθρο 33 

Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ - Υπολογισμοί συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας παρελθούσης περιόδου 


1. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ω¬ 
ριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απω¬ 
λειών του Δικτύου, για την παρελθούσα χρονική περίοδο (<11,(12) από την ημέ¬ 
ρα (ά1) έως και την ημέρα (ά2), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ^' ^, υπολογίζεται ως εξής: 


ΚΕ ΩΜΦΧΤ 


άΙ-ά2 


Σ 

ν/<=(ΩΜΦΧΤ) 


Σ (ΚΕ_ΩΜΦΧΤ*) χ(1 + ΣΑ_ΧΤ) 

\^ν*·ε(ί/ Ι,άΐ) ; 


όπου: 


ΚΕ_ ΩΜΦΧΤ* η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμετρή¬ 
θηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), κατά την Περίο¬ 
δο Κατανομής (Ε) της χρονικής περιόδου (άΐ, ά2), 

ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες χαμηλής τά¬ 
σης, όπως έχει καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 157 
παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ισχύει για τη χρονική 
περίοδο (άΐ, ά2), εκφρασμένος ανά μονάδα, 

Σ άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, 

ν/ε( ΩΜΦΧΤ) 

Σ άθροιση για όλες τις Περιόδους Κατανομής της χρονικής πε- 

νίε(ί/Μ 2) 

ριόδου (<11, ά2). 

2. Η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο 
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
απωλειών του Δικτύου, για τον παρελθόντα μήνα (τη), ΚΕΩΜΦΧΤ'",, υπο¬ 
λογίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο (1) του Άρθρου αυ¬ 
τού. 


3. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ω¬ 
ριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απω¬ 
λειών του Δικτύου, για την παρελθούσα Περίοδο Κατανομής (1<) του μήνα (ιη), 
ΚΕ ΩΜΦΧΤ**;" 1 , υπολογίζεται βάσει της καθοριζόμενης στην παράγραφο (1) 

μεθοδολογίας, λαμβάνοντας υπόψη της μετρήσεις των Μετρητών αυτών για την 
Περίοδο Κατανομής (Ε). 
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Αρθρο 34 

Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου - Υπολογισμοί συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας παρελθούσης περιόδου 


1. Η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο 
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για την παρελ- 
θούσα χρονική περίοδο ((11,(12) από την ημέρα (άΐ) έως και την ημέρα (ά2), 
ΚΕ_ΩΜΦ^ ^ 2 , προκύπτει ως το άθροισμα των εξής όρων: α) της κατανάλω¬ 
σης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρη¬ 
τών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δι¬ 
κτύου, για τη χρονική περίοδο (άΐ, ά2), ΚΕ_ΩΜΦΜΤ^ 2 , υπολογιζόμενης 

κατά το Άρθρο 32, και β) της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντι¬ 
στοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για τη χρονική περίοδο (άΐ, (12), 
ΚΕ ΩΜΦΧΤ^ 2 , υπολογιζόμενης κατά το Άρθρο 33. 

2. Αντίστοιχος, υπολογίζονται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντι¬ 
στοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων Με¬ 
τρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του 
Δικτύου, για τον παρελθόντα μήνα (ιη), ΚΕΩΜΦ'",, και για την Περίοδο 
Κατανομής (1<) του μήνα (ιη), ΚΕ_ΩΜΦξ)”. 


Αρθρο 35 

Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου - Υπολογισμοί συνολικής 
μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας παρελθούσης περιόδου 


1. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Μη 
Ωριαίων Μετρητών Φορτίου του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των αντί¬ 
στοιχων απωλειών του Δικτύου, για την παρελθούσα χρονική περίοδο (άΐ, (12), 
ΚΕ_ΜΩΜΦ^ 2 , υπολογίζεται ως εξής: 

ΚΕ ΜΩΜΦ; 71 , ά1 = ΕΕ ΔΔ“-ΚΕ ΩΜΦ'ξ ά1 

— ίοί — ίοί — ίοί 

όπου: 


ΕΕ_ΔΔ^ ά2 η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμέ- 

νο με το Σύστημα Δίκτυο, κατά τη χρονική περίοδο ((11, ά2), υ¬ 
πολογιζόμενη κατά το Άρθρο 28, 
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ΚΕΩΜΦ/, 1 ά2 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ και 
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, κατά τη χρονική περίο¬ 
δο ((11, ά2), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 34. 

2. Αντιστοίχως, υπολογίζονται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντι¬ 
στοιχεί στο σύνολο των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου του Δικτύου, συμπε¬ 
ριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για τον παρελθόντα 
μήνα (ιη), ΚΕ_ ΜΩΜΦ'”,, και για την Περίοδο Κατανομής ( 1 <) του μήνα (ιη), 
ΚΕ ΜΩΜΦ'Τ”. 

— ίοί 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 


Αρθρο 36 

Συνολική έγχυση ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο - 
Εκτίμηση ενέργειας μελλοντικής περιόδου 


Η μηνιαία συνολική έγχυση ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δί¬ 
κτυο, για τον μελλοντικό μήνα (ιη), ΕΕ _ ΔΔ'”/, υπολογίζεται ως εξής: 


ΕΕ ΔΔ'"/ = ΕΕ 

— ιοί 


ΔΔ 


τη -12 
ίοί 


ΕΕ ΔΔ"7 2 +ΕΕ δδ'": 3 
ΕΕ δδ'": 14 +εε δδ'": 15 

— ίοί — ίοί 


όπου: 

(ηι-Χ) ο X προηγούμενος μήνας του μελλοντικού μήνα (ιη), 

ΕΕ_ΔΔ/' ; Λ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμέ- 

νο με το Σύστημα Δίκτυο, κατά τον μήνα (ιη-Χ), υπολογιζόμενη 
κατά το Άρθρο 28. 
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Άρθρο 37 

Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου - Εκτίμηση κατανάλωσης 
ενέργειας μελλοντικής περιόδου 


1. Η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μη Ω¬ 
ριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), για τον μελλοντικό μήνα (ηι), ΚΕ_ΜΩΜΦ'" , , υ¬ 
πολογίζεται ως εξής: 


ΚΕ_ΜΩΜΦ'”' 


ΚΕΜΩΜΦ'" 12 


ΚΚΕ_ΜΩΜΦβ κ ““' 

ΚΕ Μ ΩΜ Φ ^ - ^~¥ βαγ ) _ ( άΜΙα$1 _ 2-γβαΓ ) 


όπου: 

(ίυ-12) ο παρελθών μήνας που προηγείται κατά ένα έτος του μήνα (ιη), 

(Μΐιΐδί) η τελευταία παρελθούσα Περίοδος Καταμέτρησης του Μη Ω¬ 
ριαίου Μετρητή Φορτίου (ί), 

(άΜΐ38ί_1-γ63τ) η ημέρα που προηγείται κατά ένα έτος της ημέρας έ¬ 
ναρξης της τελευταίας παρελθούσας Περιόδου Καταμέτρησης 
του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (ί), 

(άΜ1&8ί_2-γο3Γ) η ημέρα που προηγείται κατά ένα έτος της ημέρας λή¬ 
ξης της τελευταίας παρελθούσας Περιόδου Καταμέτρησης του 
Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (ί), 

ΚΕΜΩΜΦ™ 12 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοι¬ 
χεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί) για τον μήνα (ιυ-12), 
υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 29, 

ΚΚΕ _ ΜΩΜ Φ ™ α, "' και Κ Κ Ε _ Μ Ω Μ Φ!' κ "" η κατανάλωση ηλε¬ 

κτρικής ενέργειας η οποία μετρήθηκε από τον Μη Ωριαίο Με¬ 
τρητή Φορτίου (ί), κατά τις παρελθούσες Περιόδους Καταμέτρη¬ 
σης (ΜΙαδΐ) και (Μ1ίΐ8ΐ-γοιΐΓ) αντιστοίχως, 

ΚΕ_ΜΩΜΦ< ί/Μαίί - 1 -- ν “' Η( ^- 2 " ν “'' ) η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

η οποία αντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί) για τη 
χρονική περίοδο (ΗΜ 1τΐ8ΐ_ 1 -γοειτ, άΜ1α8ί_2-γε&τ) από την ημέρα 
(άΜΐ38ΐ_1-γε3τ) έως την ημέρα (άΜΐ3δί_2-γε3τ), υπολογιζόμενη 
κατά το Άρθρο 29. 

2. Για τους υπολογισμούς κατά την ανωτέρω παράγραφο (1) δεν λαμβάνεται υπό¬ 
ψη τυχόν μεταβολή του Εκπροσώπου του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (ί), ή 
του Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί. 
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3. Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται τα αναγκαία για τον υπολογισμό κατά την 
παράγραφο (1) ιστορικά δεδομένα μέτρησης για τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορ¬ 
τίου (ί), και έχει γίνει μία τουλάχιστον συλλογή των μετρήσεων του Μετρητή 
αυτού για την Περίοδο Καταμέτρησης (Μΐεΐδί), η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), για 

τον μελλοντικό μήνα (ιτι), ΚΕΜΩΜ®"^, υπολογίζεται ως εξής: 


ΚΕ ΜΩΜΦ” = ΚΚΕ ΜΩΜΦ 


ΚΕ ΜΩΜΦ 


άΜΙαζί \—άΜΙα &1 2 


χ κε μωμφ;™ 


Ν 


ΜΩΜΦ ( ΜΙαεί-γβατ ) 


(ΚΕΜΩΜΦ 


(άΜΙα§1 _\-γβατ}-(άΜΙα§1 _2—γβαν} > 
ίοί ι 


Ν 


ΜΩΜΦ(Μ/αϊί) 


όπου: 

(Μΐεΐδί) η τελευταία παρελθούσα Περίοδος Καταμέτρησης του Μη Ω¬ 
ριαίου Μετρητή Φορτίου (ί), 

(άΜΙ&δί _1) η ημέρα έναρξης της Περιόδου Καταμέτρησης (ΜΙ&δΐ), 

(ΠΜΙείδί _2) η ημέρα λήξης της Περιόδου Καταμέτρησης (ΜΙαδΐ), 

(άΜ1εΐ8ΐ_1-γ6&Γ) η ημέρα που προηγείται κατά ένα έτος της ημέρας έ¬ 
ναρξης της τελευταίας παρελθούσας Περιόδου Καταμέτρησης 
του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (ί), 

(<3Μ1εΐ3ί_2-γ6ΕΐΓ) η ημέρα που προηγείται κατά ένα έτος της ημέρας λή¬ 
ξης της τελευταίας παρελθούσας Περιόδου Καταμέτρησης του 
Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (ί), 

(ώτι_1-γ6ΕΐΓ) η ημέρα η οποία προηγείται κατά ένα έτος της ημέρας έναρ¬ 
ξης του μήνα (ηι), 

(<3ιτι_2-γ6£ΐΓ) η ημέρα η οποία προηγείται κατά ένα έτος της ημέρας λήξης 
του μήνα (ιτι), 

ΚΚΕ _ Μ ΩΜΦ] 1κ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία κατα¬ 
μετρήθηκε από τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), κατά την 
Περίοδο Καταμέτρησης (Μΐεΐδί), 

ΚΕ _ ΜΩΜΦ'ζ) ~ Λ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ό¬ 
λους τους Πελάτες του Δικτύου που διαθέτουν Μη Ωριαίο Με¬ 
τρητή Φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απω¬ 
λειών του Δικτύου, κατά τη χρονική περίοδο από την ημέρα (άΧ) 
έως και την ημέρα (άΥ), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 35, 

ΚΕ_ ΜΩΜΘ>”γ ν “'" η συνολική μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας από όλους τους Πελάτες του Δικτύου που διαθέτουν Μη 
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Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοι¬ 
χων απωλειών του Δικτύου, για τον μήνα ο οποίος προηγείται 
κατά ένα έτος του μήνα (τη), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 35, 

Νμωμφ(μι 3 8() ο αριθμός των ενεργοποιημένων Μη Ωριαίων Μετρητών 
Φορτίου κατά την Περίοδο Καταμέτρησης (ΜΙαδΐ), ως μέση τιμή 
για την περίοδο αυτή, 

Νμωμφ<Μ ίαδί-γε 2 Γ) ο αριθμός των ενεργοποιημένων Μη Ωριαίων Μετρητών 
Φορτίου κατά την χρονική περίοδο (άΜΙαδίΙ-γε&τ, άΜ1αδί_2- 
γεατ), από την ημέρα (άΜΐ38ί_1-γε3τ) έως την ημέρα (άΜΐ38ί_2- 
γεατ), ως μέση τιμή για την περίοδο αυτή. 

4. Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται τα αναγκαία για τον υπολογισμό κατά την 
παράγραφο (3) ιστορικά δεδομένα μέτρησης για τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορ¬ 
τίου (ί), η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον 
Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), για τον μελλοντικό μήνα (ιη), 

ΚΕ_ΜΩΜΦ'"’, υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της μηνιαίας κατανάλωσης η¬ 
λεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στους λοιπούς Μη Ωριαίους Μετρητές 
Φορτίου της ίδιας Υποκατηγορίας Μετρητών με τον Μετρητή (ί), για τον μελ¬ 
λοντικό μήνα (ιη). 

5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιμά 
ότι ο υπολογισμός της μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία α¬ 
ντιστοιχεί σε Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου για ένα μελλοντικό μήνα κατά τις 
ανωτέρω παραγράφους του παρόντος Άρθρου, δεν είναι έγκυρος λόγω ειδικών 
συνθηκών, όπως για παράδειγμα η έντονη εποχική διακύμανση ή η έντονη δια¬ 
χρονική μεταβολή του φορτίου του αντίστοιχου Πελάτη, δύναται να τροποποιεί 
κατά την κρίση του τα αποτελέσματα του υπολογισμού αυτού. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση, ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να ενημερώνει τους Προμηθευ¬ 
τές του αντίστοιχου Πελάτη, και να λαμβάνει υπόψη κατά τον τελικό υπολογι¬ 
σμό την άποψή τους σχετικά. 


Αρθρο 38 

Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ - Εκτίμηση κατανάλωσης 
ενέργειας μελλοντικής περιόδου 


1. Η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Ωριαίο 
Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), για τον μελλοντικό μήνα (ιη), ΚΕ _ ΩΜΦXΤ'” , , υπο¬ 
λογίζεται ως εξής: 


ΚΕ_ΩΜΦΧΤ'”' 


= ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ'" 12 


ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ'" 2 + ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ'" 3 
Χ ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ'" 14 + ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ'” 15 




948 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


όπου: 


ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ'” Λ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοι¬ 
χεί στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), για τον μήνα (ίυ-Χ), 
υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 31. 

2. Για τους υπολογισμούς κατά την ανωτέρω παράγραφο (1) δεν λαμβάνεται υπό¬ 
ψη τυχόν μεταβολή του Εκπροσώπου του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (ί), ή 
του Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί. 

3. Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται τα αναγκαία για τον υπολογισμό κατά την 
παράγραφο (1) ιστορικά δεδομένα μέτρησης για τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου 
ΧΤ (ί), και είναι διαθέσιμες οι μετρήσεις του Μετρητή για τον δεύτερο προη¬ 
γούμενο μήνα του μήνα (τη), η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η ο¬ 
ποία αντιστοιχεί στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), για τον μελλοντικό μή¬ 
να (ιη), ΚΕ _ ΩΜΦXΤ'" , , υπολογίζεται ως εξής: 

ΚΕ ΩΜΦΧΤ'"'=ΚΕ ΩΜΦΧΤ'” 2 χ ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ ™ χ Ν ωμ Φ χτ ( ,„-ι4) 

κε ωμφχτ;"; 14 ν ΩΜΦΧΤ( ι „_ 12) 


όπου: 

(ιυ-Χ) ο X προηγούμενος μήνας του μήνα (τη), 

ΚΕ_ ΩΜΦΧΤ'" 2 η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

αντιστοιχεί στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), για τον δεύτε¬ 
ρο προηγούμενο μήνα του μήνα (τη), υπολογιζόμενη κατά το 
Άρθρο 31. 

ΚΕ_ ΩΜΦΧΤ'", Λ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, 
για τον μήνα (ηι-Χ), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 33, 

Νωμφχτ(ιή-χ) ο αριθμός των ενεργοποιημένων Ωριαίων Μετρητών Φορτίου 
ΧΤ κατά τον μήνα (ίυ-Χ), ως μέση τιμή για τον μήνα αυτό. 

4. Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται τα αναγκαία για τον υπολογισμό κατά την 
παράγραφο (3) ιστορικά δεδομένα μέτρησης για τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου 
ΧΤ (ί), η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον 

Μετρητή (ί), για τον μελλοντικό μήνα (ιυ), ΚΕ _ ΩΜΦXΤ'” , , υπολογίζεται ως ο 

μέσος όρος της μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοι¬ 
χεί στους λοιπούς Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, για τον μελλοντικό μήνα 
<ηι). 
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5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιμά 
ότι ο υπολογισμός κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος Άρθρου της 
μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί σε Ωριαίο 
Μετρητή Φορτίου ΧΤ για ένα μελλοντικό μήνα, δεν είναι έγκυρος λόγω ειδι¬ 
κών συνθηκών, όπως για παράδειγμα η έντονη εποχική διακύμανση ή η έντονη 
διαχρονική μεταβολή του φορτίου του αντίστοιχου Πελάτη, δύναται να τροπο¬ 
ποιεί κατά την κρίση του τα αποτελέσματα του υπολογισμού αυτού. Σε κάθε τέ¬ 
τοια περίπτωση, ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να ενημερώνει τους Προ¬ 
μηθευτές του αντίστοιχου Πελάτη, και να λαμβάνει υπόψη κατά τον τελικό υ¬ 
πολογισμό την άποψή τους σχετικά. 


Αρθρο 39 

Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ- Εκτίμηση συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας μελλοντικής περιόδου 


1. Η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο 
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 

απωλειών του Δικτύου, για τον μελλοντικό μήνα (ιη), ΚΕΩΜΦΜΤ™/, υπο¬ 
λογίζεται ως εξής: 

ΚΕ ΩΜΦΜΤ'"/ = ΚΕ ΩΜΦΜΤ'"; 12 χ 

— ίοί — ίοί 

ΚΕ ΩΜΦΜΤ'”: 2 +ΚΕ ΩΜΦΜΤ'”: 3 

_—_ ίοί_ _—_ ιοί 

ΚΕ ΩΜΦΜΤ'”; 14 +ΚΕ ΩΜΦΜΤ'”; 15 

— ίοί — ίοί 

όπου: 

(ιή-Χ) ο X προηγούμενος μήνας του μελλοντικού μήνα (ιη), 

ΚΕ ΩΜΦΜΤ;; Ζ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, 
για τον μήνα (ιη-Χ), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 32. 

2. Αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος, για τις περιπτώ¬ 
σεις που αιτιολογημένα κρίνονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου ανεπαρκή 
τα υφιστάμενα ιστορικά στοιχεία για τον υπολογισμό κατά την παράγραφο (1), 
η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο 
των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, για τον μελλοντικό μήνα (ιη), 

ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ“/, υπολογίζεται ως εξής: 

ΕΡ ΔΔ'"~ 12 

ΚΕ ΩΜΦΜΤ'”/ = ΚΕ ΩΜΦΜΤ'"; 2 χ-=- 

ό' ΕΕ ΔΔ'"; 
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όπου: 

(ηι-Χ) ο X προηγούμενος μήνας του μελλοντικού μήνα (ιτι), 

ΚΕΩΜΦΜΤ”" 2 η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 
αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, 
για τον δεύτερο προηγούμενο μήνα του μήνα (ιη), υπολογιζόμε¬ 
νη κατά το Άρθρο 32. 

ΕΕ_ΔΔ'"~ λ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμέ- 

νο με το Σύστημα Δίκτυο, κατά τον μήνα (ηι-Χ), υπολογιζόμενη 
κατά το Άρθρο 28. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 


Αρθρο 40 

Λοιπές χρεώσεις Πελατών και Προμηθευτών 


1. Για τους Πελάτες του Δικτύου των οποίων οι Μετρητές εκπροσωπούνται πλή¬ 
ρως ή μερικώς από τον Δεσπόζοντα Προμηθευτή, οι χρεώσεις των Δημοτικών 
Τελών, Δημοτικού Φόρου, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και του Τέλους υπέρ 
της Ε.Ρ.Τ. βεβαιώνονται και συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς προμή¬ 
θειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνείσπραξη, η εκκαθάριση και η απόδοση των 
συνεισπραττομένων ποσών στους δικαιούχους διενεργούνται κατά τα καθορι¬ 
ζόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 25/75, 1080/80, 2130/93, 1730/87 και 
2644/98 όπως ισχύουν). 

2. Για τους Πελάτες του Δικτύου των οποίων οι Μετρητές εκπροσωπούνται πλή¬ 
ρως από Τρίτους Προμηθευτές, οι χρεώσεις των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού 
Φόρου, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και του Τέλους υπέρ της Ε.Ρ.Τ., επιβάλ¬ 
λονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου στους Προμηθευτές. Ο Κύριος του Δι¬ 
κτύου οφείλει να παρέχει στον Διαχειριστή του Δικτύου τα αναγκαία στοιχεία 
για τον υπολογισμό των ανωτέρω χρεώσεων, άμεσα και σύμφωνα με τις εντο¬ 
λές και οδηγίες του Διαχειριστή του Δικτύου. Για τις εν λόγω χρεώσεις, ο Δια¬ 
χειριστής του Δικτύου τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς και εκδίδει ειδικά τι¬ 
μολόγια για κάθε Τρίτο Προμηθευτή, με αναλυτική χρέωση ανά Πελάτη. 

3. Σε περίπτωση εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου από περισσοτέρους του ενός 
Τρίτους Προμηθευτές, χωρίς ο Πελάτης να εκπροσωπείται και από τον Δεσπό- 
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ζοντα Προμηθευτή, οι χρεώσεις των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου, Τέ¬ 
λους Ακίνητης Περιουσίας και του Τέλους υπέρ της Ε.Ρ.Τ. επιβάλλονται στον 
Προμηθευτή που εκπροσωπεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τον Πελάτη. Στις 
περιπτώσεις που ο κανόνας αυτός δεν δύναται να εφαρμοστεί λόγω ισότητας 
των ποσοστών εκπροσώπησης Πελάτη από περισσότερους του ενός Τρίτους 
Προμηθευτές, ο Διαχειριστής του Δικτύου καθορίζει τον Τρίτο Προμηθευτή 
στον οποίο επιβάλλονται οι εν λόγω χρεώσεις, ως ένα εκ των Προμηθευτών που 
εκπροσωπούν κατά το υψηλότερο ποσοστό τον Πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνώμη των Προμηθευτών αυτών. 

4. Στις περιπτώσεις κατά τις ανωτέρω παραγράφους (2) και (3) η εκκαθάριση και 
η απόδοση διενεργείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου κατά τα οριζόμενα 
στην ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 25/75, 1080/80, 2130/93, 1730/87 και 2644/98 
όπως ισχύουν). 

5. Οι χρεώσεις χρήσης του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων λει¬ 
τουργικών δαπανών του Διαχειριστή του Δικτύου, επιβάλλονται από τον Δια¬ 
χειριστή του Δικτύου στους Προμηθευτές για τους Πελάτες τους και στους Πα¬ 
ραγωγούς οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο. Για το σκοπό 
αυτό, ο Διαχειριστής του Δικτύου τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς και εκδίδει 
ειδικά τιμολόγια προς τους Προμηθευτές. 

6. Κάθε Τρίτος Προμηθευτής δύναται να εισπράττει από τους Πελάτες του ποσά 
προς κάλυψη των χρεώσεων που του επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν Άρ¬ 
θρο. Κάθε Τρίτος Προμηθευτής οφείλει να αναγράφει διακριτά στα τιμολόγια 
τα οποία εκδίδει προς τους Πελάτες του τα ποσά που καταλογίζει σε αυτούς για 
την κάλυψη εκάστης από τις κατά το παρόν Άρθρο χρεώσεις του. 

7. Ο Διαχειριστής του Δικτύου εφαρμόζει διαδικασία τελικής εκκαθάρισης των 
χρεώσεων χρήσης του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων λειτουρ¬ 
γικών δαπανών του Διαχειριστή του Δικτύου, μετά την οριστικοποίηση για κά¬ 
θε μήνα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τους Πελάτες έκαστου 
Προμηθευτή. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής ρυθμίζονται από τη ΡΑΕ 
κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου. 




952 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ 


Αρθρο 41 

Σύνοψη χρησιμοποιούμενων συμβολισμών 


1. Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι συμβολισμοί οι οποίοι παρουσιάζο¬ 
νται συνοπτικά και για λόγους ευκρίνειας στο παρόν άρθρο. 

2. Οι ορισμοί, καθώς και η ερμηνεία όρων και συμβολισμών που καθορίζεται στα 
λοιπά άρθρα του παρόντος υπερισχύουν των καθοριζομένων στο παρόν Άρθρο. 

3. Στο παρόν Εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής συμβολισμοί: 

ΚΕΜΩΜΦ'” η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον 
Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), για τον μήνα (ιη) 

ΚΕΜΩΜΦ^ 2 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 

στον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), κατά τη διάρκεια της χρονικής πε¬ 
ριόδου (ά 1,(12) από την ημέρα άΐ έως και την ημέρα ά2 

ΚΚΕ_ΜΩΜΦβ κ " η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμετρή¬ 
θηκε από τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), για την Περίοδο Καταμέ¬ 
τρησης (Μ) 

ΚΕ_ΜΩΜΦ_Ζ* ε ”' η ενέργεια η οποία αντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή 

Φορτίου με δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης (ί), κατά την Περίοδο Κα¬ 
τανομής (1<) του παρελθόντος μήνα (ιη), 

ΚΕ_ΜΩΜΦ_Ζ(%)” μ η κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί 

στη χρονική ζώνη (λ) όλων των ημερών του μήνα (ιη), ως ποσοστό της 
συνολικής μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας κατά τον μήνα (ιη), για τον 
Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί) ο οποίος έχει δυνατότητα ζωνικής κατα¬ 
μέτρησης 

ΚΕ_ ΜΩΜΦ“, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από όλους τους 

Πελάτες του Δικτύου που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για τον μή¬ 
να (ιη) 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


953 


ΚΕ_ ΜΩΜΦ'^! ά2 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από όλους 

τους Πελάτες του Δικτύου που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, κατά τη 
διάρκεια της χρονικής περιόδου (<3 1 ,<32) από την ημέρα <31 έως και την η¬ 
μέρα <32 

ΚΕ_ ΜΩΜΦ'^'" η ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το σύνολο 

των Πελατών του Δικτύου με Μη Ωριαίο Μετρητή, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για κάθε Περίοδο Κατανο¬ 
μής (1<) του μήνα (ιτι) 

ΚΚΕ _ ΩΜΦΧΤ* ε “ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμετρή¬ 
θηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), κατά την Περίοδο Κατα¬ 
νομής (Ί<) του μήνα (ηι) 

ΚΕΩΜΦΧΤ'" η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντι¬ 
στοιχεί στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), για τον μήνα (ηι) 

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ^ 1 ^ 2 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 

στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (ί), για τη χρονική περίοδο (<31,<32) από 
την ημέρα (11 έως και την ημέρα <32 

ΚΕΩΜΦΜΤ” η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντι¬ 
στοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για τον μήνα (ηι) 

ΚΚΕ _ ΩΜΦΜΤ* ε “ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμετρή¬ 
θηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ (ί), κατά την Περίοδο Κατα¬ 
νομής (1<) του μήνα (ηι) 

ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ^ 2 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία α¬ 
ντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για τη χρονική περί¬ 
οδο (01,(12) από την ημέρα <31 έως και την ημέρα <32 

ΚΕ_ΩΜΦΜΤ* ε “ η ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντι¬ 
στοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, κατά την Περί¬ 
οδο Κατανομής (1<) του μήνα (ηι) 

ΚΕ_ΩΜΦΧΤ'" ; η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντι¬ 
στοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για τον μήνα (ηι) 

ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ^ 2 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία α¬ 
ντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, συμπεριλαμ- 




954 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


βανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για τη χρονική περί¬ 
οδο («11 ,(12) από την ημέρα ά1 έως και την ημέρα ά2 

Κ,ΕΩΜΦΧΤ^'" η ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντι¬ 
στοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ, κατά την Περί¬ 
οδο Κατανομής (1<) του μήνα (ιη) 

ΚΕ ΩΜΦ'”, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοι¬ 
χεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων 
Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απω¬ 
λειών του Δικτύου, για τον μήνα (τη) 

ΚΕ_ΩΜΦ^ 2 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντι¬ 
στοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων 
Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απω¬ 
λειών του Δικτύου, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου (ά 1,(12) από 
την ημέρα ά1 έως και την ημέρα ά2 

ΚΕ_ΩΜΦ*™ η ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 

στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων Με¬ 
τρητών Φορτίου ΜΤ, κατά την Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη) 

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ"' η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (]) ποσό¬ 
τητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ω¬ 
ριαίο Μετρητή Φορτίου, για τον μήνα (ιη) 

ΚΕ_ΩΜΦΧΤ_Π//" η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (]) ποσό¬ 
τητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο 
Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για τον μήνα (ιη) 

Κ Ε _ Ω Μ Φ X Τ _ Π // ε ” η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (]) πο¬ 
σότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Ω¬ 
ριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για κάθε Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα 
Μ, 

Κ Ε _ Μ Ω Μ Φ _ Ζ _ Π// ΓΕ "' η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (]) 

ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν 
Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου με δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης, κα¬ 
τά την Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη) 

Κ Ε _ Μ Ω Μ Φ _ Π .ρ*™ 1 η συνολική καταλογιζόμενη στον Τρίτο Προμηθευτή (]) 

ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν 
Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου χωρίς δυνατότητα ζωνικής καταμέτρησης, 
για την Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη) 
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ΚΕ_ Υλρ^'" η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή (]) ποσότητα ενέρ¬ 
γειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο Με¬ 
τρητή Φορτίου ή Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίοδο Κατανο¬ 
μής (Ε) του παρελθόντος μήνα (ιη), 

ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρΥ\ έΊη ενέργεια την οποία προμήθευσε ο Προμηθευτής (]) 

στον Πελάτη που διαθέτει τον Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου (ί), κατά τον 
μήνα (ιη) 

ΕΕ _ ΔΔ'", η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το 
Σύστημα Δίκτυο, κατά τη διάρκεια του μήνα (ιη) 

ΕΕ_ΔΔ^ 2 η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με 

το Σύστημα Δίκτυο, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου (ιίΐ ,ά2) από 
την ημέρα (Π έως και την ημέρα ά2 

ΕΕ _ ΔΔ^'” η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το 
Σύστημα Δίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη) 

ΠΕ*®" το ποσοστό εκπροσώπησης του μετρητή φορτίου (ί) από τον Προμη¬ 
θευτή 0) κατά την Περίοδο Κατανομής (Ε) του μήνα (ιη) 

ΠΕ'Ε το ποσοστό εκπροσώπησης του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (ί) από 
τον Προμηθευτή 0) κατά τον μήνα (ιη) 

ΠΕ^ 2 το ποσοστό εκπροσώπησης του Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου (ί) από 

τον Προμηθευτή (]) κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου (<Π,(12) από 
την ημέρα άΐ έως και την ημέρα ά2 

ΠΈβχαηίβ_Πρ’"' το εκ των προτέρων καθοριζόμενο ποσοστό εκπροσώπησης 
των Μετρητών Ορίων Δικτύου από τον Προμηθευτή (]), για τον μήνα (ιη) 

ΣΑ_ΜΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες μέσης τάσης, ό¬ 
πως έχει καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 157 παράγραφος 
(4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, εκφρασμένος ανά μονάδα 

ΣΑ_ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες χαμηλής τάσης, ό¬ 
πως έχει καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 157 παράγραφος 
(4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, εκφρασμένος ανά μονάδα 

ΔΚΕ Πρ^'" η διαφορά μεταξύ της εκ των προτέρων και της εκ των υστέρων 
καταλογισθείσας ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του 
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Προμηθευτή (]), οι οποίοι διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Ω¬ 
ριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίοδο Κατανομής (Κ) του μήνα (ιη) 

ΜΠΧΠ _ Π/ΐ'” το αναλογούν ποσό είσπραξης ή χρέωσης για τον Προμηθευτή 
()), για τον μήνα (ιη) 

4. Τα μεγέθη τα οποία αναφέρονται σε μελλοντικές χρονικές περιόδους συμβολί¬ 
ζονται ως τονούμενα, προς διάκριση από τα αντίστοιχα μεγέθη που αναφέρο- 
νται σε παρελθούσες χρονικές περιόδους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Ιανουάριου 2006 

Ο Πρόεδρος 
Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 
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